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La pag. 5 alin. 3 rîndul 


ERATA 


1 citesce: Apa debitată era turbure, în loc de apa de- 
bitată turbure. 


m, 5; ЭА 27 6 1 „închiriere în loc de închirieri 

» Uis LOB; 6 5 1 „bulevardul 5 Boulevardul 

M am ily VÉ 8 ҒА 2 „  apei dela " apei la 

ЖЫ 1107 т а 2) 1 »  bulevardulut p Boulevarduluï 
» » 16 în tabelă »- SiO. У (Si 02) 
LET] 5 5 3 Calce ы Calice 

» » 16 ” > » CO, Ca » CO3 Ca 

» 9 ƏL alin. 2 " 10 „aceste acte " aceste studii 
m Bi! » «6 5 18 > а se da în 5 a se da 

тыз, «91 223199 5 5 > . Bueuresci » Bucuresci* (1). 

Notá (1) de la pag. 32 se referá la harta generalá mentionatá pe pagina 33. 

La pag. 33 alin. 2  rindul 3 citesce: Schinduful іп loc de Schinchiful 
515 180 8 4 » 8i înpătrit » si pátrit 
db ы RES 5 4 ә basăm 7 lăsăm 
ЖАШ ЛЕНЕ: ИШИ 1 5. 2 » debitul isvórelor ,, debitul 
p БОМ "Pu > 2 » Sat făcut 5 s'a făcut 
ip Та wl ул 2 ^ 1 » Acestea т Aceste 
i Po AD. Pata za 8 »  inteles bine » inteles in de-a bine 
LEAD 5.2.8 » 1 »  »1) Constanta » „Constanta 
a PAO cn д к. 2 »  Scrop6sa 5 Serupósa 
ESTEE АСА » Т ” buná » bune 
PDL: T » 1 >  mésurárí 5 măsurii 
2 eE Da д 5 5 „termen » tnrmen 
"n9 2 DS Z «^ 6 m 8 „explorări 5 exlorárí 
T x sd 59 V Last » devers6re э deservóre 
0053959 ain: t т 1 » deversórele s deservórele 
uM 647,745 28 5 4 » debitele A debitale 
n Es 4 69/2 LS % 1 „Interesant ^ Interesat 
i Vona pa > S 4 »  Scropósa 5 Serupósa 
Т ECT 1; 5 1 »  hydrometru Е, hydrometrul 
W COMI AT та 6 » 52.000 ( . . . 50.000) . . .62.000 ( . . . 60.000) 
$us СИОТ RD » 3 » іп munţi » de munti 

79 2 9 Ministerul » Ministrul 


» ” 529 > 
Erata punctatiei nu s'a făcut. 
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J. POPESCU BAJENARU 
AUTOR. (2..2. (озоди... 
Үй ба саг. cu ta. 
N2... 7522. ANUL... R... 


MEMORIU 


ASUPRA 


ALIMENTĂRII CU APA A ORAŞULUI BUCURESCI 
PREFAŢĂ 


In acest memoriti, in care 'mi-am propus a vorbi despre studiile făcute 
până în anul 1902, asupra apelor de isvóre din munţi, în scopul unei e- 
ventuale alimentiri a oraşului Bucuresci, voiü face, conform ordinului ver- 
bal al d-lui Primar I Procopie Dumitrescu, mai іп ій o scurtă ex- 
punere a alimentării din trecut şi present, aşa că întregul subiect ce 
voiü trata în acest memoriü, va coprinde două părţi şi adică: 


РАКЕНА L 


ISTORICUL SUMAR AL ALIMENTARII CU APA А ORAȘULUI 
BUCURESCÍ. 


P ARTEA TI 


STUDIUL APELOR DE ISVÓRE DIN MUNȚI, IN VEDEREA VIITÓREI 
ALIMENTARI A ORASULUI BUCURESCI. 


Partea I va fi subdividatá in doué capitole, iar partea II in trei capi- 
tole, adică întregul memorii va coprinde cinci capitole, sub urmátórele 
titluri: 

Cap. 1. — Istoricul alimentării până la data alimentării oraşului eu noui 
ape subterane. 
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Cap. 2.— Istoricul alimentării cu noui ape subterane. 

Cap. 3. — Studiul apelor de isvóre din munti, inainte de 1896. 

Cap 4. — Studiul apelor de isvóre din thalwegul muntos al Ialomiţei, 
în vederea viitorei alimentări. 

Cap. 5.— Resumat. Evaluare. Conclusiuni. 

Aceste părți principale la rîndul lor vor fi dividate în subtitluri, potri- 
vite materiei, periódelor şi persónelor despre cari voiii vorbi. 
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PARTEA I. 


ISTORICUL SUMAR AL ALIMENTĂRII CU APA A ORAȘULUI BUCURESCI. 


CAP. 1; 


ISTORICUL ALIMENTĂRII PÂNĂ LA EPOCA ALIMENTĂRII ORAŞULUI 
CU NOUI APE SUB-TERANE. 


Alimentarea primitivă. 


Riul Dimbovita si puturile din oraş ай constituit în tot timpul baza ali- 
mentării cu apă a Bucurescilor. 

Sorgintele de la Herestrăii, Filaret şi Fântâna Mavrogheni, cu apele ei 
din isvorele Colentinei, пай alimentat de cât regiunile orașului imediat 
vecine lor şi clasele avute ale populatiunii bucurescene, iar stabilimentul 
hidraulic de la Mihai-Vodă, construit in 1846 sub domnia lui Gheorghe 
Bibescu, mavea altă destinaţie de cât de a deservi podul Mogosoóiel 
(Calea Victoriei), puţine alte strade si jocurile de apă din parcul de la 
Sosea (2). 

Apa debitată turbure cum curgea pe Dimboviti, aşa că ea trebuia să 
fie limpedită de fie-care particular, ca şi cea cumpărată de la sacagii, cară 
о шай direct din гій. 

Indestularea oraşului cu apă de put si din Dimbovitá, admisibilă încă 
pe cât timp locuinţele erati rare şi înconjurate de vastele grădini de odi- 
niórá, deveni din ce în ce mai putin admisibilă, când apa începu а se 
infecta de apele de infiltratiune ale oraşului, a cărei populatiune era în 
crescere continuă, mai cu sémá în urma unirii principateler și când tér- 
murile gârlei se soirá de dejectiunile de tot felul, de şi cei mai multi lo- 
cuitori încă din timpurile cele mai vechi, ауеай obiceiul de a limpedi ара 
de Dâmboviţa cu piétrá acră, iar unii prin filtrare prin o mare piétrà sco- 
biti si porósá. 


(1) Memoriul Сиси din 1895. 
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Alimentarea cu apă decantată si filtrată. 


Incă din anul 1871, Municipalitatea începu să se gândâscă serios la o mai 
bună alimentare cu apă a orașului. 

Capitalistif nu lipsirá a presenta cereri de concesiuni pentru aducerea 
şi exploatarea apelor, dar acele propositiuni nefiind bazate pe proiecte si 
calcule în regulă, aii fost respinse. 

Mentionez aci că propunerile făcute până în anul 1872, nu prevedeaü 
de cât maximul de 20.000 (doué-deci mii) metri cubi apă pentru 24 de ore. 

Contractul cu societatea, din care făcea parte şi d-l inginer Monnier, 
prevedea constructiunea unei usini cu accesorii pentru o cantitate de apă 
de 20.000 m. c. pe di (apă nefiltrati din Dâmboviţă). 

Instalatiunea nu trebuia să coste de cât maximum 5.000.000 lei, sumă 
plătibilă în 60 rate semestre a 275.000 lei. 

Contractul de închirieri al instalatiunilor era о cosecinti a contractului 
pentru construcția usinei. 

Aceste contracte se complectaii unul pe altul. 

Inchirierea se făcea către 4-1 Monnier, care avea să plátéscá o chirie 
semestrială egală cu o rată semestrială. 

Inchirierea se făcea pe 30 ani. 

D-l Monnier avea dreptul a da apă la particulari cu cel mult 30 bani 
m. с. în primi 10 ani si cu 20 bani m. c., în cei Гаї 20 ani. 

Era obligat а da comunei gratis 1.500 m с. apă pe di. 

In cas când ar fi avut trebuinti de o mai mare cantitate, comuna trebuia 
ғо plátéscá d-lui Monnier cu 20%, mai eftin de cât particulari (1). 

După се 4-1 E. Lalbin in luna Maiti 1872, prin 4-1 D. Monnier, retrage 
propunerea sa si dupá ce pe de alti parte Ministerul de Interne, in urma 
scirii date de jurnalul „Românul“, cum cá Primăria ar fi încheiat deja 
un contract cu 4-1 Monnier, cere explicatiuni, Primăria la 7 Iulie 1872, 
prin adresa No. 11.953, face cunoscut Ministerului că, Consiliul in sedin- 
tole de la 17 si 30 Maiti a respins propunerile si a numit o comisiune 
pentru a studia chestiunea alimentării. 

Publicatiuni pentru scoterea în licitaţie şi oferte se fac în 1872 si 1873 
dar fără nică un resultat ; în anul 1874 se discută de consiliul comunal dife- 
ritele lucrări de edilitate, propuse deja în 1872 de comisiunea de înfru- 
musetare a Capitalei. (Comisiunea se compunea din: C. N. Racotta, presi- 
dent; membrii: Al. Orescu, inginer-architect, M. Capufineanu, architect, 
G. C. Filipescu, mareşalul palatului, Theodor Aman, artist-pictor, C. T. 
Stanceseu idem, Dr. I D. Feliz medic si C. I. Polyzu, advocat). 

In anul 1875 la 12/24 August, fiind primar 4-1 colonel G. Manu (20 Oc- 


(+) Primăria consumă astádí peste 10.000 m. с. apă pentru trebuintele publice; asa cá 
pentru acéstá cantitate ar fi trebuit sá plátéscá anual aprópe un milion lef, fárá sá in- 
caseze nimic de la particulari 30 ani; în care timp tot chiriasul avea а incaca aprópe alt 
milion, dacă ar fi distribuit particularilor сеї Гаї 10 000 m. с apă. Cred că fără a mai 
face alte comentarií, resultá din cele arátate cát de onoróse ar fi fost acele contracte 
atât pentru comună cât si pentru particulari, 
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tombre 1874—2 Aprilie 1877), se dá in întreprindere d-lui Gou?illouz, di- 
rector general al C. F. R.: 

1. Planul oraşului si nivelmentul general. 

2). Studiul alimentării orașului cu apă si distributiunei acesteia. 

3). Studiul canalelor (eguuri), cu preţul de 130.000 lei, din care 60.000 
lei pentru plan si nivelment, care trebuiati să fia gata la 15/27 lunie 1876; 
iar 70.000 lei pentru cele din urmă doué proecte, cari trebuiaü si Пе gata 
la 15/27 August același an. 

Prin acésti dispositiune intră chestiunea lucrărilor mari si în special a 
alimentării oraşului cu apă іп о nouă fasá, pe basa mai solidă, adică pe 
basi de studii si planuri. 

Din tóte aceste patru proiecte, după cum am avut ocasia de a cunósce 
chestiunile mai de aprópe in decursul a 15 ani de functionare la Primárie 
ca inginer șef de servicii, sub-director si inspector general al serviciului 
technic, numai nivelmentul oraşului presinta óre-care valore putându-se 
utilisa la proectarea diferitelor lucrări efectuate până acum cinci ani, 
cele-l'alte proiecte ай fost si ай rémas în archiva Primăriei ca rëü conce- 
pute si neutilisabile, după cum se va vedea mai la vale. 

In luna Octombre 1876 se publică licitaţia pentru darea în întreprindere 
a lucrărilor pentru aducerea si distribuirea apei, înainte de a se îndeplini 
cele-Palte formalitiiti, acésta pentru a nu se perde timp. 

In urma unor obiectiuni făcute de consiliul technic de pe lângă Minis- 
terul de Lucrări Publice, acest Minister în 14 Ianuarie 1877, inapoiézá Pri- 
măriei proiectul pentru aducerea apei. 

La 2 Aprilie 1877 demisionézá întregul consilii comunal si la 14 Maiti 
se alege Primar C. A. Rosetti aşa cá tótá chestiunea se reia Фа capo, nu- 
mindu-se o nouă comisiune şi la 17 August 1877 se cere Ministerului de 
Interne înapoierea proiectelor, care le si inapoiézá cu adresa No. 18.580, 
înregistrate la Primărie sub No. 15.374. 

In 1878 se fac пош alegeri; noul consiliii alege Primar ре 4-1 Car?agd? 
16 Decembrie 1878—5 Noembrie 1883). 

Consiliul comunal în ședința din 19 Aprilie 1879 decide chemarea d-lui 
Fortin, intreprindétorul apelor de la Paris, spre a examina studiile tuturor 
lucrărilor, prevédute prin legea din 10 Tulie 1878 a împrumutului de 
15.150.000 lei pentru cele trei lucrări mari ale oraşului, făcută în timpul 
pe când era d-l Primar I. Procopie Dumitrescu Locotenent de Primar. 

D-l Fortin ne sosind în Bucuresci nici in 10 Septembre 1879, consiliul 
comunal, în urma mai multor desbateri, decide, în şedinţa de la 10 Sep- 
tembre, a se chema de la Zürich d-nii Inginerii Ситат, celebru profesor 
la scóla Polytechnici din Zürich si Burkli-Ziegler, inginer-şef al oraşului 
Zürich, spre a revisui proiectele pentru canalisarea Dimbovitei, {dresate 
de 4-1 Gr. Cerchez, inginer şef al comunei) aducerea si distribuţia apei 
şi а canalurilor (égouts), dresate de 4-1 Gouillouz inginer frances. Іп 
același scop Ministerul de Interne a invitat pe mult cunoscutul inginer 
4-1 Lalanne din Paris, 
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Acestor trei capacităţi technice, cari în luna Noembre 1879 ай fost in 
Bucuresci, s'aü supus proiectele în chestiune spre examinare si aşi da 
avisul. 

Interesantul raport al d-lor experti Culmann şi Biirkli-Ziegler se află 
reprodus în „Monitorul Comunal“ No. 53 din 23 Decembrie 1879, pagina 
797 si se continuă in No. 1 din 4 Ianuarie 1880. 

Raportul d-lui L. Lalanne, inspector general de poduri şi şosele în 
Francia, se află în „Monitorul Comunal“ din 11 Ianuarie 1880. 

In fine în „Monitorul Comunal“ No. 3 din 21 Ianuarie 1880, se găsesce 
expunerea d-lui primar D. Cariagdi, asupra rapórtelor d-lor experti 
menţionaţi. 

Conform. programului din 1876, 4-1 Guillous a făcut un proiect; de ali- 
mentare, care prevedea captarea apei la Lunguleţi, aducerea prin un canal 
întrun reservoriti la Bâcu, de unde apoi oraşul Bucuresci să fie direct 
alimentat prin presiune naturală Apoi a propus ca apa să fie luată la 
Cosoba, în proect prevădând un filtru chiar în albia rîului (lângă moră), 
de aci apa adusă prin un canal deschis întrun dublu basin de clarificare 
(decantare), de la care începe conducta forţată, având un diametru de 90 
centimetri şi fiind de ciment pe lungime de 7 kilometri, iar de aci în oraş 
pe lungime de 23 kilometri de fontă. In fine se mai prevedea un reser- 
voriti pe Délul-Spirei, pentru alimentarea părţii jose a orașului, iar pentru 
cea superiórá un reservoriü la şoseaua Kisseleff. 

Conceptiunile acestor proiecte eraii inadmisibile, asa cá critica lor făcută 
de savanții si competenţi experţi Culman şi Bukli-Ziegler merită să fie 
citită, 

Aci mentionez numai că acești d-ni experți în acea critică conchid la 
respingerea cu desávirsire a executării proiectului de alimentare, ast-fel 
cum este propus (de 4-1 Guillouz). 

D- L. Lalanne în critica sa, privitóre la alimentarea cu apă, este de 
acord cu d-nii Bürkli-Ziegler si Culmann, cu deosebire cá d-sa nu admite 
nici un fel de filtrare artificialá si i se pare mai rational a lása fie-cáruia 
ingrijirea de a'sí filtra cantitatea de ара trebuinciósá. D-sa dicea: ,Intre- 
buintarea їп acel timp {de piétrá acră (alaun) si a filtrurilor in piétrá 
de Husciuc sunt cunoscute de mult la Bucuresci si dá resultate satisfá- 
cátóre.* 

Pe lângă criticile menţionate, atrag atentiunea si asupra celei făcute de 
mine în comisiunea ad-hoc din 1892 si in fine mai adaog că exceptiunea 
tăcută de d-l Lalanne privitóre la nefiltrare, dacă sar fi admis, ar fi dat 
resultate dăunătore, căci tuburile vechi de fontă, prin cari se făcea ali- 
mentarea cu apă turbure, sai constatat în anul 1885, când sa procedat 
la scóterea lor, aprópe astupate, asa cá prin depunerea nomolului apei se 
redusese secţia lor la mai puţin de 1/10. 

Consiliul Comunal în şedinţa de la 4 Februarie 1880, votézá înfiinţarea 
unui serviciti technic separat de cel ce există; iar în şedinţa de la 17/29 1880, 
Consiliul Comunal decide ca conducerea lucrărilor de rectificare a Dâm- 
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boviţei, de canalisare si de aducerea apei să Не încredinţată d-lor Bürkli- 
Ziegler şi Culmann, cu care Comuna la 18 Iunie 1880 încheie contract. 

Pe de altă parte Primăria cu adresa No. 10.223 din 12 Iulie 1880 face 
cunoscut Ministerului de Interne cá, conform raportului d-lor experţi, lu- 
crarea d-lui Guillous este departe de a fi în bune condițiuni. 

In 1882 incetézá din viaţă celebrul profesor Culmann si consiliul la 
22 Februarie 1882 decide ca 4-1 Bürkli-Ziegler să rămâe singur insárci- 
nat cu conducerea întregei lucrări, dándu-i-se retributiunea ficsă prevădută 
pentru ambii Directori generali. 

In „Monitorul Comunul“ din 24 Iulie 1882 şi în mai multe gazete se pu- 
blica licitaţia pentru darea în întreprindere a lucrărilor pentru captarea şi 
aducerea apei în oraş, fixându-se licitaţia pe diua de 16/28 Septembre 1882. 

Devisul lucrărilor era de 3.750.000 lei. 

Numai doi din concurenţi ғай admis la licitaţie: d-l Neream si Socie- 
tatea Română de Constructiuni si lucrări publice. Executarea lucrărilor a 
fost adjudecată asupra acestei Societăţi, саге a făcut un rabat de 11,76*/,. 
Ministerul de Interne prin adresa No. 17.147 face Primăriei cunoscut că 
aprobă licitaţia si la 9 Noembre se încheie contractul No. 17.359 pentru 
suma de 3 200 577,35 lei, care la 20 Noembre sa legalisat de Tribunalul de 
Ilfov. 

Obiectul întreprinderei erea lucrările pentru aducerea apei de băut până 
inclusiv reservoriul de la Cotroceni. 

Aceste lucrări, conform planurilor si caetului de sarcini, coprinde în 
trăsuri generale: 

1). Captarea apei Dâmboviţei la Arcuda în trei basine de decantare de 
câte 1.000 metri lungime şi executarea instalatiunilor necesare, pentru 
filtrarea prin nisip la Bâcu în două filtre de câte 1.000 metri lungime și 
10 metri lăţime. 

2). Executarea unui reservoriti (1) de 10.000 m. с. la Cotroceni, pentru 
regularea cantităţii apei, după necesitatea simțită la turbine. 

3). Lucrările necesarii pe tot cursul Dâmboviţei între Brezóia si Bu- 
curesci. 

4). Canalul pentru conducerea apei filtrate la Arcuda, d’aci până іп re- 
servoriul de la Cotroceni. 

Directorul general, conform caetului de sarcini, avea în permanenţă un 
representant, care funcţiona ca director de lucrări; acesta era d 1 Inginer 
D. Matack, astădi consilier comunal. 

La data licitaţiei proiectele nefiind stabilite în tote detaliele în mod de- 
finitiv, erati subceptibile la modificări în timpul execuţiunii. 

Acésti împrejurare dá nascere la o lungă corespondenţă între direcţia 
generală a serviciului hydraulic si Societatea de constructiuni, care perde 
o parte din timpul executării lucrărilor. Primăria este nevoită să invite, 
la 7 Decembre 1882, Societatea de Constructiuni a se presenta la Primărie, 


(1) Proiectul prevedea un reservoriü de o capacitate de 40.000, m. с, 
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spre a semna planurile originale reprimite de la (+) Ministerul de Interne. 

In «Monitorul Comunal» din 1883 sunt desbaterile Consiliului Comunal, 
din care resultă că s'a început executarea lucrărilor mari, care coprinde 
şi lucrări de alimentare cu apă, si cá pentru terminarea tutor lucrărilor 
mai este necesar un înprumut de 8.650.000 lei, fiind-că din împrumutul 
de 15.150.000 leí ғай cheltuit cu 5 milione mai mult pentru canalisarea 
Dimbovitei si exproprierile respective etc. 

In dosarele directiunii hydraulice din 1882 si 1883 se găsesce cores- 
pondenta relativ la planuri, ciment si profilul conductei, care corespon- 
denfá causézá intárdierea lucrărilor, iar in dosarele ultimilor ani ai exe- 
cutării cea privitóre la mai multe defectuositáti in executare, pe care 
Societatea de constructiuni nu voesce a le recunósce si care mai tárdiü 
intentézá Primăriei, care a fost destul de indulgentá, proces, care se ter- 
mină in parte favorabil pentru Societatea de Constructiuni. 

Pentru complectarea lucrărilor de alimentare cu apă, pe lângă cele date 
în întreprindere Societăţii române de Constructiuni, mai eraü necesare: 

5). Usina hydraulică de presiune, la fosta cădere de apă lângă calea 
ferată. 

6). Reţeaua de distributiune în oraş, (la început în lungime de 130 ki- 
lometri). 

7). Un reservor de presiune si compesatiune, construit pe Boulevardul 
Ferdinand. 

Aceste lucrări sai proiectat din пой în anii 1884, 1856, 1887 si 1888 
şi aii făcut obiectul a trei diferite întreprinderi: 

а) Usina hidraulică, ca clădire cu cele două canale de racord pentru 
aducerea la și scurgerea apei la turbine, s'a dat în întreprindere Socie- 
titii de Constructiuni cu contractul No. 29.632 din 26 Iulie 1889, pentru 
suma de lei, aproximativ 350.000, iar ca maşinării Casei Escher Wyss et 
Comp. din Zürich cu contractul No. 6.731 din 15 Februarie 1889, inclusiv 
suplimentele, in total pentru suma de leí 260.000. 

b) Retéua de distributiune, furnitura tubăriei etc. si posa sa dat în 
întreprindere Companiei din Liège pentru conducte de apă, cu contractul 
No. 13.957 dio 19 Aprilie 1886, pentru suma delei aproximativ 4.000.000, 
cu adaosele în cursul executiunif. 

Lucrările ғай terminat la finele anului 1889. 

с) Reservoriul de presiune, construit pe o piaţă а Boulevardului Ferdi- 
nand, proectat încă din anul 1889, s'a dat în întreprindere d-lui A. Thenen 
cu contractul No. 39.792 din 17 Septembrie 1890 pentru suma de lei 2.000.000. 

Bine înţeles tóte lucrările, indicate în cele 7 numere, formaü organe le- 
gate între ele pentru a funcţiona în comun. 


(1) Notez că n'am găsit în dosare adresa Ministerului de Interne, cu care inapoiazá. 
proiectul, nici a Ministerului de Lucrări Publice, nici vrun jurnal al consiliului technic, 
privitor la proiecte aprobate; însă in archiva serv. hydraulic am găsit caetul de sarcini 
şi planurile cu tote detaliurile mai importante, care însă nu pórtá stampila Minisţerului 
de Lucrări Publice. 
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Mai tote aceste lucrări ati fost complect terminate în anul 1888, сапа 
ай si fost puse in exploatare. Numai reservoriul numit si turn de apă a 
cărei construcţie a început in tómna anului 1890 sa terminat la finele 
anului 1891. 

A face aci critica diferitelor lucriri mentionate, nu este scopul urmárit 
prin acest memori. 

In sînul comisiunii ad-hoc din 1892 s'a făcut de mai toţi membrii cri- 
tica alimentării orăşului cu apă filtrată, si desbaterile, avute loc atunci in 
maí multe sedinte, sunt imprimate in 1892 intro brosurá destul de vo- 
Iuminósá, sub denumirea: Desbateri si propuneri asupra îmbunătăţirii ali- 
mentárii oraşului cu apă. 

In acea broșură se găsesce și critica tăcută de mine, privitor la modul 
cum se proectase şi se propunea alimentarea prin captare şi filtrare a 
apelor la Lunguletü ori Cosoba, critică ce complectézi întru cât-va pe cea 
făcută de savanții experţi: Culmann, Burkli-Ziegler si Lalanne, cari ай 
respins proectul şi propunerile Guilloux, ca inadmisibile. 

Cred că sunt în destul de cunoscute defectele alimentării cu apă filtrată, 
desi proiectele ай fost concepute de savanţi şi iluştri ingineri ca d-nii Cul- 
mann si Burkli-Ziegler. Sa arătat şi susţinut adesea că defectele provin 
din causă că nu s'aü afectat; sumele necesare pentru nisce filtre sistema- 
tice și că din causa lipsei de fonduri sa recurs la nisce filtre primitive, 
cu pereţi de lemn şi cu fundul de pămînt, care astădi este mocirlá. 

Acesta este defectul principal al întregului sistem gi în special al fil- 
trelor ; se pote semnala si alte defecte atât lor cât şi altor organe apar- 
tinénd complecsului alimentării orașului cu apă filtrată, însă a mai vorbi 
aci despre acest sistem, cum el a fost de la început aplicat pentru Bucu- 
resci, cred că nu mai este oportun în urma nouei alimentări cu apă sub- 
terană (de puțuri). | 

Cu tote acestea, recomand cu stáruintá a se face o bună întreţinere а 
sistemuluí de alimentare cu apd filtratá, de óre-ce incá n'a sosit timpul 
pentru ca el sá pótá fi abandonat si da unelor organe ale sale altá des- 
tinatie. 

Nu trecu un an de dile de la punerea in exploatare a apei filtrate si 
deja practica dovedi cá decantarea si filtrarea era insuficientá; acésta cu 
atât mai mult cu cât racordárile particulare incepurá a se inmulti si în 
consecinţă consumatia devenea din ce іп ce mai mare, mai cu sémá că 
multă apă se risipea de particulari, fără intrebuintare prealabilă. 

Risipei nu se pote pune stavilă eficace fără introducerea obligatorie a 
hydrometrilor (comptorf de apă), cari în principii sunt de multe persone 
combătuţi, fără a voi să tie sémi de cantitatea limitată a apei filtrate. 

In împrejurările cele mai favorabile chiar la început nu se putea obţine 
mai mult de cât 30.000 m. с. apă bine filtrată, care debit scădea din ce 
în се până la 15.000 si chiar 10.000 m. с. pe când consumatia crescea de 
la 30.000 la 50.000 m. с. — Din acésti causă forte des, aprope mai tot- 
deauna, serviciul apelor era nevoit a suplini lipsa prin apă decantată. In 
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si imediat dupá dilele ploióse decantarea se fácea cu totul imperfect, asa 
in cát apa dati in consumatie adesea era turbure. 

In fine sciinta microbiană, care putin timp mai înainte aprópe nu avea 
nici о influenţă asupra alimentárilor cu apă, luă desvoltarea din ce în ce 
mai mult si descoperi influenţa vátémátóre a microbilor bólelor infectióse 
transmisí prin apă în organismul nostru. Sciinta microbianá alarmánd 
lumea, cu drept cuvint, Administratia Comunalá deja in anul 1889 cautá 
a ameliora filtrarea apei si dà în întreprindere construirea de noui filtre 
și ameliorarea celor actuale. 

Execuţia lucrărilor a început în tómna anului 1890. 

Nouile filtre, în număr de două si de lungime de 500 metri cu о supra- 
față filtrantă de 5.000 m. p., егай proiectate în beton cu fund si acoperiş 
tot de beton. In timpul constructiunei ele se surpă, din care causă se 
nasce proces între Primărie si (1011/7 intreprin torul lucrărilor. Lucră- 
rile ай fost părăsite si astădi la Васи se věd ruinele lor. 


Filtre mecanice, respingerea lor. 


Bacteriologii atrăgând atentiunea din ce în ce mai mult asupra influ- 
entii periculóse a microbilor holerei si tifosului si propagarea bólelor res- 
pective prin apă, afirmând tot odată că filtrele cu nisip nu sunt în stare 
să retie toti microbii văt&mători, începe în străinătate a se inventa o mul- 
time de filtre mecanice, în scop de a se obţine apă filtrată fără microbi. 

In anul 1891—1892 sau făcut si Primăriei Capitalei mai multe propu- 
neri pentru introducerea filtrelor mecanice. 

Іп 1892 luna Aprilie, 4-І Primar convócá о comisiune (compusă din d-nii 
N. N. Soimescu consilier comunal, 1. Feliz medic-sef, 6. Al. Orescu ins- 
pector technic şi Z Pancu şelul serviciului apelor), care în basa motivelor 
arătate prin referatul săi din 18 si 19 Aprilie 1892, s'a pronunţat contra 
filtrelor mecanice, opiniând a se menţine sistemul de filtratiune prin nisip, 
propunând executarea lucrărilor proiectate şi îmbunătăţirea celor-l'alte ins- 
talatiuni ale alimentării cu apă. (Lucrarea comisiunii este tipărită in bro- 
şură, la Tipografia Carol Góbl în anul 1892). 


CAP. 2. 
ISTORICUL ALIMENTĂRII CU NOUL APE SUBTERANE. 
Comisiunea ad-hoc din 1892. Discutiunea asupra apelor alimentare. 


Resultatul Discufiunilor. 


Schimbându-se administratiunea Comunală, in luna lui Noembrie 1892, 
4-1 Gr. Triandafil, Primarul Capitalei, preocupat, ca si predecesorii sf, 
de chestiunea alimentării orașului cu apă bună de béut, a convocat o nu- 
merósá comisiune ad-hoc, compusă din 24 persone si anume: Ingineri, 
himiniștă, igienistii cei mai cunoscuţi si doi d-ni Consilieri comunali, pentru 
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a-și da avisul asupra îmbunătăţirii imediate de adus alimentării (prin sis- 
temul filtrelor de nisip), care să satisfacă mai bine cerinţelor şi în al 
doilea rînd să se pronunţe asupra sistemului definitiv de alimentare cu 
apă pentru viitor. 

Desbaterile şi propunerile asupra imbuniititirei alimentărei oraşului cu 
apă, emise de acéstš comisiune ad-hoc în şedinţele sale de la 2, 9, 12, 18, 
23 şi 25 Noembrie 1892, sunt tipărite într'o broşură de 178 pagine, im- 
primate la tipografia Carol Góbl în 1893. 

Din broşura menţionată se vede că membrii acelei comisiuni aü expri- 
mat o mulțime de opiniuni. 

Comisiunea însă nu a conchis la ceva precis, de бге-се d-l primar N. 
Filipescu la finele desbaterilor nu a pus la vot diferitele propuneri, de- 
şi la început a pus o mulţime de chestiuni. 

Din cele coprinse іп broşură reese însă cu deosebire 3 puncte şi adică: 

1). Mentinerea provisorie si pe timp scurt a sistemului decantărei și 
filtratiunet. 

2). Inceperea imediati a studiilor : 

а). Pentru alimentarea cu apă subterană pentru un provisoriat mai іп- 
delungat. 

b). Pentru alimentarea definitivă cu apă de isvóre din munţi. 

Pentru cá d-l primar N. Filipescu a acordat noului director al lucrá- 
rilor technice, d-lui Сиси, tote creditele cerute pentru studii şi pentru 
că studiile ғай întins mai mult asupra apelor subterane şi în urmă, sub 
4-1 primar С. F. Robescu, ele ғай complectat și s'a decis a se executa 
lucrările pentru alimentarea orașului cu apă subterană din partea despre 
Bragadiru, sub directiunea d-lui inspector general E. Radu, cred că este 
interesant a cita măcar unele pasage din părerile emise şi scrise asupra 
apelor subterane de aceşti doui d-ni ingineri VW. Cucu şi Elie Radu, cari 
ati fost si cred că încă sunt cei mai ferventi susţinători ai acestui sistem 
de alimentare. 


Păreri emise şi propuneri făcute de d-nii N. Cucu St. si Elie Radu 
pentru alimentarea orașului cu ape subterane. 


Din voluminósa broşură, continénd desbaterile şi propunerile (Comisiunii 
ad-hoc din 1892) asupra imbunátátirei alimentării orașului cu apă, repro- 
duc numai urmátórele pasage : 

La pagina 39 d-l Cucu, între altele, dice: 

„Captarea si aducerea apelor subterane însă, care prin natura lucrurilor 
„se impune са solufiune definitivă, cer studii si lucrări ce nu se pot 
„Săvîrşi înainte de 2—3 ani“. 

D-sa, in се privesce costul, luând de exemplu putul ce alimentézá ora- 
sul Nantes din Franţa, care put a costat lei 62.500, si care dă 2.500 m. c. 
apă pe di, dice la pagina 48: 

„Luând de basi aceste condițiuni de instalare pentru cei 40.000 m. с. 
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„apă necesară Bucurescilor, ar trebui 16 puturi de importanţa celui insta- 
„lat de d-l Lefort la Nantes, iar costul lor total sar ridica la 16X62.500— 
51.000.000 lei“. 

Observ că nu putea fi vorba de puțuri şi condițiuni identice celor de 
la Nantes pentru alimentarea Bucuresciului. 

Evaluarea de 1.000.000 se mai găsesce încă si întrun raport din 1893 
al d-lui Cucu. 

La pagina 51. 4-1 Cucu dice: 

„Resumând, d-lor, cele ce am avut onóre a vë expune în şedinţa pre- 
„cedentă si astá-sérá, vă propun să adoptați: 

„1). Aducerea de ape subterane pentru alimentarea definitivă a oraşului“. 

,2) Repararea filtrelor pentru o funcţionare provisorie“. 

D-l inspector general Elie Radu la pagina 129 si 130 arată că costul 
probabil al unei alimentări a capitalei cu apă de isvor de la munte, din 
basinul Dâmboviţei de la 150 km. depărtare вай din basinul Argeșului de 
la 150 km. depărtare, ar fi cel puţin 20.000.000 lei. 

Desi d-sa face o comparaţie nu tocmai potrivită cu costul de 35.000.000, 
al aducerii la Paris a 96.000 m. с. pe di apă de isvóre din sursele de la 
Vigne şi Verneuil de la o depărtare de 102 km, lucrări ce se executa în 
1892, căci in estimatia cheltuelilor acelor lucrări sunt prevădute: 


exproprierile la... шлш а. eut ss el: 1:090:000; 
reservorii la. . . . . 225 022, Es 500:000 
personal, luerári пөргеейшіс, бараар 

etc: ашыц: 1) dD 701000, 


totuşi sunt de acord cu а -Sa, cá ou probabil al alimentării oraşului 
cu арӣ de isvóre din munţi este aprope de 20.000.000 lei, chiar din isvó- 
rele thalwegului muntos al lalomiţei, cari sunt mai aprópe de Bucurescă 
ca cele ale Dâmboviţei si Dâmbovicidrei, avute în vedere de 4-1 Alie 
Radu si alti onorabili d-ni ai comisiunii ad-hoc din 1892. 

Studiul isvórelor din thalwegul muntos al Ialomiţei este în special 
obiectul acestui memorii, dar, după cum am declarat mai nainte, voii vorbi 
despre el numai după ce voii termina cu prescurtatul istoric al alimen- 
tării orașului cu apă potabilă. 

In fine după ce d-l Elie Radu arată că lucrările pentru alimentarea 
cu apă filtrată, prin filtre bine condiţionate, ar costa 15.000 000 lei (vedi 
pag. 135 a desbaterilor menţionate) trece, іп pag. 159 și mai departe, la 
apele subterane si dice la pagina 142: 

„Lărgimea basinului Dâmboviţei în dreptul Bucurescilor fiind de 12 km., 
„resultă că pe o făşie de 1 kilometru lărgime avem: 100.000.000 m. с. 
„adică de 7 ori mai mult de cât este necesar pentrn alimentarea oraşului 
,Bucurescí (40.000. m. с. pe di вай 14.000.000. m. с. pe ап) cum se vede, 
„tote probabilitățile sunt cá avem о mare cantitate de ape subterane. 

„In ceea ce privesce calitatea, probabilitátí sunt că apa este bună, dacă 
,ne referim la analisa apelor de la fortul Bragadiru, care este la o de- 
„părtare de 8 kilometri de reservoriul de la Cotroceni. 
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Apoi 4-1 Radu reproduce analisa si o comentézá si conchide la pa- 
gina 148: 

„Ара din putul sus expus se presintă іп condițiuni cari corespund tu- 
„turor exigentilor unei ape potabile. 

In pag. 144 4-1 Radu dice: 

„Comisiunea instituită în anul 1891, din care am avut onóre a face 
„parte, prin Procesul-verbal din 17 Septembrie 1891, a recomandat Pri- 
„măriei Capitalei a face o serie de puturi adânci cu sistemul de aer 
„comprimat pentru studierea apei subterane. 

„După studiile presentate, . . . 

„Costul de prima instalaţie ar fi de 750. 000 lei pentu 40. 000. m. с. apă 
„pe di, dacă apele se pot deversa în apeduct, 

„In cas când în urma unor studii sar dovedi cá nu se pote, atunci 
„trebue adăogat costul conductei care se pote estima la 800.000 lei. 

„Dacă se face o singură instalare pentru tote puturile, costul de prima 
pistalatie fost de 750.000 lei, sar reduce la 350.000 lei maximum. 

Asa dar vedem cá 4-1 Cucu evaluézá puturile la 1.000.000, iar 4-1 Eze 
Radu tote lucrările la maximum 1.550.000 lei pentru un debit de 40.000 
m. c. apá pe di. 

Cred că părerile acestor doi d-ni ingineri, expuse in asa frumósá per- 
spectivă, arătând realisarea nouei alimentări posibilă іп 2—3 ani şi în 
limitele evaluărilor de mai sus, nu a putut de cât să determine pe 4-1 
Primar N. Filipescu, şi pote ar fi determinat pe ori-care alt Primar de 
a fi partisan al alimentării oraşului cu apă subterană prin puțuri, pe cât 
se pote, săpate în apropiere de Bucuresci. 


Studiile apelor subterane făcute de d-nii N. Cucu St. și Thiem. 


Intradevér, nu mult după acestă ședință, 4-1 Cucu este angajat cu 
contract ca Director al Lucrărilor technice Comunale şi d-l Primar 
aprobă tote sumele necesare pentru studiile apelor. 

Se fac cercetări forte superficiale asupra apelor de isvóre din munţi, 
în schimb se fac studii întinse și costisitore asupra apelor subterane. 

Cadrul acestui scurt istoric nu'mi permite a descri aceste studii, pentru 
același motiv n'am relevat, nică măcar resumativ, arătările şi părerile di- 
feritilor membri din comisiunea ad-hoc, asa că aci, privitor la aceste 
studii, făcute în îndelunga primă periodă de 4 ani, recomand, celor ce 
voesce a cunósce chestiunea mai de aprope, citirea memoriului din 1897 al 
d-lui director Cucu sub titlul: „Aducere de noui ape alimentare în 
Bucuresci“, memorii dresat pe când 4-1 C. F. Robescu era Primar al 
Capitalei, cum şi citirea actelor respective coprinse în dosarele Primăriei. 

In interesul istoricului, totuși trebue să mentionez aci măcar urmátórele : 

După ce 4-1 N. Cucu St., directorul lucrărilor technice comunale, face 
in 1893 si 1894 studii la Joița, îl găsim in 1894 si 1895 făcând studii 
analóge la Chiajna, localitate apărată de fortul cu acelaşi nume, iar în 


www.dacoromanica.ro 


16 
1895, după ce se iea avisul d-lor Thiem si Lindley, ingineri specialisti 
din Germania, se fac studii pe valea Argeşului, cu deosebire іп regiunea 
de la Ulmí si Bragadiru. 

Acéstá din urmá localitate, avénd avantagiul de a fi aprópe de Capitalá 
si chiar in incinta fortificatiilor, a fost propusă de 4-1 W. Cucu prin 
raportul No. 6.097 din 19 Iulie 1895, când d-sa fu autorisat de 4-1 Pri- 
mar Filipescu a face acele studii. 

Lucrările pentru captarea si aducerea în Capitală a 40.000 m. c. apă 
subterană de lângă bateria Bragadiru dintr'un Profil de 8 kilom, d-l 
Cucu le evaluează la 2.400.000 lei, iar 4-1 Thiem (dacă nu më insel) la 
2.700.000 lei, însă din regiunea Malu-Spart-Ulmi. 

In urma raportului din 24 August 1895 al d-lui Thiem, 4-1 Primar Fi- 
lipescu, la 12 Septembrie 1895, supune Consiliului Comunal un proiect 
de contract de încheiat între 4-1 Thiem si Primărie pentru alimentarea 
oraşului cu apă subterană. Consiliul îl aprobă şi contractul se inaintézàá 
Ministerului spre aprobare; cum însă guvernul era în ajun de a se schimba, 
4-1 Thiem renunţă la încheerea contractului şi chestiunea rămâne ne- 
resolvată. 

In fine, pentru a putea avea mai tárdiü o comparaţie a calităţii apei 
de la Bragadiru cu cea de isvore din thalwegul muntos al Ialomiţei, cred 
că e bine a reproduce aci de pe pag. 58, analisa apei de la Bragadiru (Ba- 
terie) şi chiar pentru a se putea compara analisa acestei ape cu analisele 
ulterior făcute. 

Pentru a fi cât se pote de scurt, voiü reproduce numai media generală 
a analiselor făcute de d-nii A. D Saligny şi C. Istrati asupra apei din 
sonda No. 1 i No. 9. 


NATURA DETERMINĂREI | GENERALE LA OBSERVATIUNI 
| LITRU 100.000 с. с. | 
gr. gr. Ë in- 
s e tara E ust 
Silice (Si. 02) о Коо 0,018 1.300 cantităților reportate 
Calice (Ca. О). Aic d 0,118 11,800 | ia 100.000 pirti, după 
Magnezia (Mg. о). 0,024. 2:400 | cum se obicinuesce а 
Anhidritá sulfur (8 0) 0,007 0.700 Soda doco mat hl 
Clor (СІ). : i 0.012 1,200 autor ы 
ҮШ EE Ae ADSENSE i 
е ое КЕ С СТ ЕЕ 
Amoniac . . . ado SEA 
Fer si aluminium . . . urme 
Materii organice calculate migr. 
în permanganat . e: 1,92 0,192 
Materii organice calculate 
АП ОЖ ейи 222225 5 0,82 0,082 
Alcalinitatea în CO 3 Ca . | 0296 | 99,600 
: [отаде germane. | 14,77 er | 14,77 *&*-| In oxid de calciü. 
Шы »  francese.| 26,86 „ 26,36 "| In carbonat de calciii.| 
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Aceşti doi distinși chimisti termină ast-fel raportul d-lor, înregistrat sub 
No. 51.837 din 7 Decembrie 1896: „Suntem dar de părere că Primăria Ca- 
„pitalei ar face un adevărat servicii! orăşenilor si igienei publice, alimen- 
„tând cât mai în grabă capitala cu apă luată din cea subterană pe care 
„am analisat-o. 

Cu memoriul d-lui N. Cucu St., sub titlu: „Aducerea de пош ape alimen- 
tare în Bucuresci“, se termină prima fasă a chestiunii alimentării oraşului 
cu apă subterană. Prima fasă coprinde, după cum am véqut, discutiunile 
generale şi studii, făcute până la 1897, cu deosebire cele făcute de d-l Cucu, 
directorul lucrărilor technice Comunale. 


Şedinţa Consiliului Comunal din 7 Julie 1797, privitóre la alimentarea 
orașului cu apă subterană de la Bragadiru. 


Acum trec la a doua fasă, care coprinde studiile suplimentare, contrac- 
tarea proectelor şi lucrărilor si în fine executarea acestora. 

Acésti a doua fasă începe cu discutiunile şi decisiunea Consiliului Co- 
munal din 7 Iulie 1897, privitóre la alimentarea oraşului cu apă subte- 
rană de la Bragadiru. 

Voiü căuta a fi cât se pote de scurt si in acésti a doua parte, evitând a face 
critici, márginindu-mé mai mult numai la citarea pártilor si datelor principale. 

Pentru a se cunósce cum sa tratat chestiunea captării si aduceri 
nouilor ape alimentare de către noua Administraţie Comunală, fiind Pri- 
mar 4-1 C. F. Robescu, cred cá este suficient a atrage atentiunea asupra 
şedinţelor Consiliului Comunal, în care ға supus si tratat chestiunea. 

Intr’adevér, 4-1 Primar С. F. Robescu, vădend că mai multe bole conta- 
gióse nu dispar din Capitală, iar bacteriologii atribuiaii acest fapt defec- 
tuosităţii alimentării cu apă de Dâmboviţă, adesea insuficient filtrată, d-sa 
în şedinţa de s6ră (1) a Consiliului Comunal din 7 Iulie 1897 expune ches- 
tiunea în tótă întinderea ei, vorbesce despre studiile făcute si avisele date de 
capacităţi din ţară si somititi sciintifice din străinătate şi conchide ast-fel : 

„După cum vedeţi, d-lor Consilieri, apa subterană de la Bragadiru e stu- 
„diată din tote punctele de vedere şi admisă ca cea mai bună pentru ali- 
„mentarea Capitalei de o сат dată; rămâne la d-vóstrá să vă pronun- 
»tatí asupra cestiunei in sine, dacă adică admiteti ca să se facă proiectele 
„definitive pentru aducerea acestei ape în Capitală. 

lati parte la discutiune d-nii Consilieri D. M. Joneseu, Dr. Rautzoiu, 
Dr. Petrini-Galatz si 4-1 Primar С. F. Robescu. 

Discuţiunea fiind publică si idesbaterile [publicate în „Monitorul Comu- 
nal“, më mărginesc a cita numai unele pasage şi voturile date, din acestea 
se va vedea că studiile apelor de isvore de la munte, pentru viitorea ali- 
mentare a oraşului, despre cari se va vorbi mai în urmă ca subiect prin- 


(1) La ședința de sérá din 7 Iulie 1893 aŭ fost presenti: 
D-l Primar С. F. Robescu сӣ 17 d-ni Consilieri si absenţi 8 Consilieri, între cari 
şi 4-1 7. Procopie-Dimitrescu. 


1 
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cipal al acestui memoriü, se fac in basa decisiunilor luate de Consiliul 
Comunal si ca absolut nimeni n'a fost de un avis contrariü, nici chiar 4-1 
inspector general Elie Radu. 

D-l Consilier D. M. Ionescu, întrun pasagiü al valorosului sëü dis- 
curs, se exprimá ast-fel: | 

„Domnilor, ей sunt partisanul apei de munte; ат fost, sunt si voii 
„Ai pentru aducerea apei potabile in Bucuresci, de la munţi or cát ar 
„costa $i ori cât timp de studii si pentru instalatiunt ar cere. Cu tote 
„acestea, үоій vota proiectul ce ni se propune, pentru cá nu pot lăsa pe 
„locuitori să sufere încă 12—15 ani de dile lipsă de ара buná..... 
D-sa, prin aceste cuvinte sub-liniate, a exprimat, privitor la alimentarea 
oraşului cu apă potabilă, sentimentul întregului Consilii Comunal. 

D-l Jonescu termină depunénd propunerea, ce se găsesce tipărită la 
pagina 307, colóna 2-a a „Monitorului Comunal“ din 1897, prin care se cere 
admiterea, pentru timpul de față, alimentării cu apă subterane de la Bra- 
gadiru ; sfirsesce însă cu cuvintele urmiitore : 

„Cum însă nu intră în vederile actualului consilii că ара subte- 
„rană sd fie singura şi definitiva ара de alimentare a orașului, 
„Consiliul invită pe d-l Primar ca să continue studiele deja înce- 
„pute de d-sa, pentru aducerea apei de la munte, fiind gata a vota 
„orice credite i sar cere pentru acesta. 

„El are asemenea deplina speranţă că si Consiliul Comunal viitor, se 
„va sili a complecta studiile necesare şi va accelera lucrările, pentru a 
„alimenta Capitala cu apd de isvóre de munte. 

D-l Doctor Răutzoii vorbesce în același sens. 

„D-l Consilier dr. Petrini-Galatz dice că toţi sunt de părere, ne pu- 
„tend face alt-fel mai repede, a se aduce apa sub-solică de la Bragadiru. 
„D-sa are aceeaşi părere са 1-1 Jonescu că, pe lângă apa de la Bragadiru, 
„Capitala să aibă si apă de la munte. 

D-sa mai dice: 

„Pote că sunt ingineri, cari sí ne convingă cá în cel mult cinci ani 
„Studiul se va putea face si că tote lucrările pentru aducerea apei de la 
„munte nu vor costa aşa mult. 

lată acum şi votul dat în şedinţa din 7 Iulie 1897, vot ре care il re- 
produc după „Monitorul Comunal“ pag. 310. 

„Consiliul având în vedere studiile făcute de corpul tecnic al Comunei, 
„cum si de specialiştii străini; având in vedere procesul-verbal al Comi- 
„Siuniă, compusă din d-nii ingineri P. fărușeanu, Elie Radu şi C. Mi- 
„ronescu, instituită de Minister din sînul Consiliului technic superior al 
„Statului; avénd în vedere referatele specialiştilor chimisti în cestiune, 
„propunerea d-lui Consilier D. Jonescu ; explicatiunile date de 4-1 Primar 
„Şi discutiunile urmate în şedinţă, aprobă în unanimitate captarea si 
„aducerea apei potabile sub-terane de la Bragadiru. (Bateria 19/,), 
„aprobând în același timp şi cheltuelele ce se vor face cu întocmirea pro- 
„iectelor şi executarea lucrărilor până la suma mazimă de 2 milione 
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„700 mii let. — Paralel си acésta, aprobă continuarea studiului ali- 
„mentării Bucurescilor cu apă de la munte, care se va face àntr'un 
„viitor mai depărtat, în care scop încuviinţeză să se prevadă in bud- 
„getul fie-cărui an о sumă pentru un atare studiu, ce se va face de 
„înginerii Primăriei. 

Acest vot bine cugetat şi prevédétor a satisfăcut pe toţi, atât pe pro- 
punétorii alimentării cu apă subterană, іп cap cu d-nii Filipescu, Сиси 
şi marea majoritate a Consiliului Comunal conservator, care admisese deja 
alimentarea cu apă subterană, cât si pe ai apelor din isvóre din munţi. 
El satisfácea în acelaşi timp masa populaţiei, cari aștepta cu o oră mai 
'nainte o apă limpede la vedere, relativ rece lipsită de microbi si mai bună 
la béut, de cât cea turbure şi contaminabilă a Dimbovitei, până ce li se 
va distribui promisa apă ideală, isvorind din stîncile munţilor. 

Dovadă de acésta este că, în urma acestui vot, articolele de imputări 
şi polemicile din jurnale, privitóre la alimentarea Capitalei cu noui ape, 
incetézi ca prin farmec. 

In aceeaşi memorabilă şedinţă din 7 Iulie 1897 d-l Primar С. F. Robescu, 
cărui dimpreună cu 4-1 fost primar, N. Filipescu şi cu 4-1 Сиси, îi revine 
meritul alimentării oraşului cu apă subsolică, propune: 

„Să se însărcineze 4-1 Inginer е Radu cu întocmirea proiectelor 
„pentru captarea si aducerea apei de la Bragadiru în Capitală şi cu con- 
„trolul şi supravegherea lucrărilor: de executat și pentru care însărcinare 
„să i se servâscă o indemnisatie de 41/, ^/, la suma totală de două milione 
»Sépte sute mii lei, la cát evaluézá d-sa, tóte spesele, ce se vor face cu іп- 
yStalatiunile necesare. Tot 4-1 Primar motiveză acéstá propunere ast-fel: 
„Doresc ca să se dea acâstă însărcinare d-lui Elie Radu, şi în vederea 
„cunoscutei sale competin{i si în vederea că e o capacitate technici română. 

„Pe lângă acésta, sar înlătura si ori-ce bănuială în ceea ce privesce ре 
,persónele cari aŭ fost deja în joc direct în acéstá chestiune. 

In urma discutiunilor urmate, se pune la vot propunerea d-lui Primar 
si Consiliul o aprobă. Ай votat contra d-nii D. Dobrescu, A. Solacolu 
si 1. Musceleanu. 


D-l inspector general Elie Radu face studii suplimentare, dresézá pro- 
ectul pentru alimentarea eu api subteraná si il supnne Consiliuluí Co- 
munal spre aprobare in sedinta extra-ordinará din 30 Junie 1898. 


Din acest moment incetézá ori-ce activitate a d-lui Cucu, privitóre la 
chestiunea apei subterane şi începe а d-lui inginer Inspector general йе 
Radu, care în basa contractului No. 24.508, 30 Sept. (6 Oct.) 1897, ce pri- 
măria a încheiat; cu d-sa, începe de îndată studiile suplimentare, d-sa ju- 
decând studiile făcute de d-l Cucu ca incomplecte. 

Mentionatul contract prevede la art. 3 ca studiul acesta si facerea pro- 
iectelor să fie terminate în 8 luni, iar lucrările executate în 15 luni după 
aprobarea definitivă. 
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Domnul Inspector general Elie Radu, la 25 Iunie 1898 face cunoscut 
d-lui Primar că proiectele sunt gata, asa dar, cu óre-care întârdiere, ter- 
mină proiectele cáte-va dile înainte de şedinţa extra-ordinará a Consiliu- 
lui Comunal din 30 Iunie 1898, în care d-sa le presintá si dá explicatiunile, 
ce se găsesc tipărite în „Monitorul Comunal“ din 1898, pagina 174, sub titlu 
,Memoriü justificativ general“ din care ori-cine pote să iea cunoscintá 
in extenso. 

Cum însă obiectul raportului mei este de a da sémá de studiile apelor 
de isvore de munţi, in special a celor din thalwegul muntos al Ialomiţei, 
găsesc oportun a reproduce puţinele rânduri in саге 4-1 Radu își exprimă 
in trécát părerea asupra apelor de isvóre de munte; apoi, in interesul is- 
toricului ce mi-am propus a face, voiü reproduce si unele piirti din expu- 
nerea detailatá a chestiunii apelor subterane, care este basa proiectelor, ce 
d-l Elie Radu a presentat Consiliului Comunal. 

D-l Radu se exprima asupra apelor de isvóre ast-fel: 

„Apele de isvóre de munte până acum nu sunt studiate, prin urmare 
„nu se cunósce exact debitul lor de mari secete, pot însă să afirm că de- 
„bitul variază în raportul de la 10 la 1 si chiar mai mult, iar costul este 
„torte mare, fiind dată depărtarea cea mare si dificultăţile de învins, а- 
„proximativ între 20 si 28 milione lei. 

„Ast-fel fiind ar fi imprudent d'a angaja lucrări pentru o sumă aşa de 
„mare mai ‘nainte de a face studiile. Aceste studii neputându-se face în 
„mai putin de 10 ani, iar pe altă parte, construcţiile lor reclamând аргбре 
„jumătate din acel timp, se vede că chestiunea alimentării capitalei cu 
„apă de isvor de munte este reservată pentru un viitor mai îndepărtat, 
„când si populaţia va fi mărită şi resursele comunei se vor spori, pentru 
„a putea executa lucrări de așa importanţă. 

Memoriul justificativ general al d-lui Radu trateză apoi, ре larg, des- 
pre apele subterane, sub urmátórele titluri: Apa subterană (în genere) si 
captarea еї prin puțuri; apoi tratézá sub: 1). Apele din pătura delu- 
viald, calitatea apelor subterane, platoul si basa stratului aquifer, varia- 
tia nivelului hydrostatic al apei aquifere, cantitatea apei, regiunea de din- 
colo de Argeş si Dàmbovitá, lucrările proectate pentru captarea si adu- 
cerea apelor subterane de lângă Arges, ridicarea apei din puţurile si con- 
ducerea еї la Bucuresci; şi sub: 2). Apa subterană din stratul aquifer 
pontic; in fine termină cu resumat $i conclusie. 

Desvoltarea subiectetor indicate sub aceste titluri, se afia tipărită în ,,Mo- 
nitorul Comunal“, şedinţa din 30 Iunie 1898, prin urmare accesibilă ori-cui 
ar dori să о cunóscá în întregime, aşa că aci nu voiü reproduce de cât 
unele scurte părţi, privitóre la proect si cost, cum si opinia d-lui Fie 
Radu relativá la apele de isvore, fiind-cá subiectul principal al presen- 
tului memorii îl constitue apele de isvóre din munţi. 

D-l inspector general Elie Radu asupra studiului apelor subterane 
(vedi pag. 175, col. 2, „Monitorul Comunal“ din 1898) se exprimă ast-fel: 

„Pentru studiul apelor din pătura aquiferá diluvialá, ғай făcut numeróse 
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„Sondage, mai іпідій de reputatul hydrolog german, apoi de Primăria Ca- 
„pitalei şi în fine de subsemnatul. (Adică de d-l Radu, care continuă 
„ast-fel:) 

„Aci este locul d'a arăta şi a recunósce că studiile făcute cu metodă si 
,competintá de 1-1 Thiem, a pus basele utilisării acestor ape pentru ali- 
„mentarea Capitalei. Studiile făcute de Primărie anterior venirii d-lui 
„Lhiem, nu ай fost decisive, precum nu ай fost decisive nică studiile făcute 
„în urmă tot de Primărie, anterior comisiunii instituită de Ministerul Lu- 
„erărilor Publice, cu ordinul No. 16.455/57 în urma intervenirii Primăriei 
„cu No. 42.614/9.025 din 1895. 

Trebue să observăm aci că, după cum este sciut, înainte de 4-1 Thiem 
a cărui competintá şi renume nu se contestă, a făcut asemenea studii 
directorul lucrărilor technice Comunale, 4-1 N. Cucu-St. pe саге d-l In- 
spector general Radu îl trece cu vederea ca pe o cantitate cu totul ne- 
gligiabilá; ori-ce sar dice însă are si dl Cucu partea sa de merit în 
chestiunea alimentarii orăşului cu apă subterană din regiunea Bragadiru 
saii din apropierea acestei localităţi. 

La pag. 176, col. 2 („Monitorul Comunal“ din 1898) d-l Radu dice despre 
calitatea apei: 

„In anul 1896, pe linia Mihăilesci-Bragadiru-Filaret, s'a făcut de către d-l 
„dr. Istrati şi Saligny, analisa apelor din pufurile No. 1 si No. 9, după се mai 
„întâiii se pompase în puțuri mult timp si resultatul a fost satisfăcător. 

„Analisele făcute în Februarie 1898, prin îngrijirea sub-semnatului, tot 
„pe acésti linie la sondele No. 01, П, V, ҮШ, X si 2 puțuri din apropiere, 
„fără însă a pompa apele mai mult timp, ne-a dat resultatele medii ur- 
„mătore: 


„Materii fixe totale la 120 pentru 1 litru . . . . . . . . . 0,390 gr. 
„Duritatea în grade germane. . . . о ос КОО) 
„Materii organice calculate cu per Meu дә КОГА . . . 2,44 mler. 
Nd) аА» Ea йөр; 


,Analisárile asupra a Med Aeg: ds ape n din dece puncte diferite 
„făcute în anul 1898 prin îngrijirea sub semnatului pe linia Drăgănesci- 
„Clinceni-Satul Noii si pe linia Ordoreanu-Oltenii-Rosu, fără a pompa mai 
„mult timp apa, ne ati dat resultatele medii urmiitore: 


„Materii ficse totale la 180° la litru . . . . . . . . . . 0 gr. 350 
„Duritatea în grade germane . . . . see aa 161отайе 
" Materit organice calculate cu EE ic potasă . . 7mlgr. 50 
“Көш “а-а бе олы MDOP 


„In ceea-ce privesce Ae lalte NR БЕЛІ se găsesc sub limita 
„maximă admisă de higienisti. 

„Temperatura apei 12%5—13%, chiar după ploi forte îndelungate, cum a 
„fost anul trecut (1897). 

„Dacă luăm media resultatelor analisei RO de pe cele trei profile de 
„mai sus găsim: 
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res. anal. lim. max, adm. 
„Materii fixe totale la litru de apă EE .. 0,870 gr. | 0,500 gr. 
„Duritatea in grade germane D Е 53 о" 20 ота. 
„Materii organice calculate cu permanganat de 
potas 29115 ih 5 milgr. 10 milgr. 


D-l inspector general Radu, pentru a scădea duritatea apei de la 17,5 
grade la 14° (pap. 177 M. C. din 1898) dice: 

„Intrebuinţând ара subterană din depositele pontice care are 11°, va 
„trebui raportul 2,5 apă subterană de diluviu pentru 1 apă subterană din 
„straturile pontice. 

„Ac6stă din urmă solutiune este cea mai bună, de óre-ce аге avanta- 
әбіш de a micşora si temperatura apei de la 130 la 10°.“ 

Pote ar fi așa, adică soluţia a mai bună, dar calcul d-lui inspector ge- 
neral, privitor la duritatea apei, desi bun pentru alte două exemple an- 
terióre, este greşit pentru acest cas, căcă proporţiile arătate daŭ pentru 
1795 X 2,5-+11°x 1,0 

8,5 
cum a afirmat; nici chiar un amestec din părţi egale nu dă duritatea do- 
ritá de 14^ germane, ci pentru a obţine acésti duritate trebue amestecată 6 
părți apă din stratul diluvial cu 7 părţi din cel pontie ; вай pentru 24.000 m. 
€. din cea d’intaiti 28 din a doua, pentru a obţine un neînsemnat resultat. 

„In ceea-ce privesce temerea că apele subterane sar infecta cu orga- 
„nismul crenoterixpolispora (1), nu este de loc întemeiată. 

„Acest organism nu se desvoltă de cât în apele încărcate cu fer si nu- 
„maï atunci când germenele este adus din afară. 

Sub titlul: „Lucrările proiectate pentru captarea şi aducerea apelor sub- 
terane de lângă Argeş,“ asupra alegerii amplasamentului d-l Radu dice: 


=15°,64, adică o duritate de 15,64 grade iar nu de 14 


„pentru captarea apelor din curentul principal am stabilit linia captărilor 
„pe profilul Drágánesci-Clincenit-Satul Хой, iar pentru captarea apelor din 
„curentul al 2-lea pe linia Ordoreanu-Olteni-Rosu si acésta pentru cuvin- 
AWSGY 5 o о, ШЕ ТЫР ЗЕ ЗЕЕ TO e Paza) fo RU ac RO Ic) DIET oO өт 
sub titlul: „Ridicarea apei din puțuri şi conducerea ei la Bucuresci“, ci- 
tim, între altele, urmátórele: 

„Din tabloul aci anexat se vede cât costă fie-care din cele opt proecte 
„studiate. Solutiunea cea mai economică, ţinând sémá de cheltuelile anuale 
„de exploatare, este solutiunea cu conducte libere pentru staţiile No. 1 si 
„2 şi parte pentru staţia No. 3, sifóne şi pompe rotative miscate cu mo- 
„tori electrici stabiliţi în Bucuresci. 

In resumat d-l Radu asupra costului se exprimă ast-fel: 

„Apele subterane din jurul Capitalei sunt destul de abondente și ati 


(+) A se seri si citi: crenothrixpolyspora, 
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yun debit care nu variazá intr'un raport asa de mare cu acele de isvóre 
„de la munte, iar calitatea lor este admisibilă de și сат dură; pe de altă 
yparte, constructia pentru captarea si aducerea apelor din diluviti se pote 
„face intrun an și jumătate, iar pentru cele din etajul pontic în doi ani, 
,iar costul este rolativ mic, 3.178.000 leí pentru cele d'intáiü, pentru o 
,cantitate de apá de 30.000 m. c. si de 1.000.000 lei pentru acele de al 
„doilea, pentru о cantitate de 10.000 m. с... 

Iar sub titlul: „Ridicara apei din puturi si aducerea еї la Bucuresci“, dice: 

„Din tabloul indicat mai sus, se vede că se va cheltui pe does an 
„pentru personal 30.000 lei, iar pentru cărbuni 48.000 lex. 

In fine termină cu urmátórea conclusie: 

„Fiind dată starea critică in care se găsesce astă-di alimentarea Capi- 
„talei, care nu suferă vr'o esitare вай amânare, din tote solutiunile aceea 
„care satisface trebuintele urgente ale Capitalei şi cu un cost relativ mic 
„este aceea a apelor subterane. 

„Apele de isvor de munte se vor studia си tótà atenfiunea ce merită; 
„mai ales că în curând va fi necesitate de un spor al cantitáfet de apă, 
„față de crescerea populaţiei Capitalei şi de progresele ce le reali- 
„s6zd. Propun dar captarea apelor subterane din mapa aquiferá diluvială 
„Și din acea ponticá. Prin amestecul apelor se va diminua duritatea lor. 
„Se vor executa mai întâiu captările curentului principal şi lucrările de 
„aducerea acestor ape, în acelaş timp se vor face în albia Dâmboviţei pu- 
,turile de probă (2). 

In urma discutiunii la care ati luat parte d-nii Consilieri Assan, dr. 
Petrini-Galatz, cum si 4-1 Primar, Consiliul in unamitate, mulţumind 
d-lui inginer Radu, aprobă proectul în tocmai si emite următorul vot: 

Consiliu] sin urma expunerile a иси Le ы S SUNG 

„Aprobă în fine, suma blocală de 5.700.000 lei, cu care să se ese- 
„cute aceste lucrări din care: lei 3.170:000 pentru cheltuiala de captare si 
„instalare a celor 30.000 m. с. apă, cuprindând іп acéstá sumă şi facerea 
„unui reservoriü în capacitate aproximativă dn 7.000. m. с. 

„Lei 1.000.000 pentru cheltuiula de captare si instalare a celor 10.000 
„т. с. apă de la Ciurel: 

„Lei 1.300.000 pentru esscutarea canalului de la Arges. Таг suma de 220.000 
„pentru lucrări neprevădute şi terenurile necesare tuturor lucrărilor. 

„In resumat: costul total al instalatiunilor captării si aducerii apei. 
„în oraş este, aprocximativ, de 4.300.000 E în care sumă se coprinde şi 
„costul terenurilor necesare, . . с : с 1610 

„Consiliul hotărăsce in fine ca, Дир, се ost ສາ de MI 416 cu 
„apă de băut va fi aprobat conform legii, să se publice licitatiune, de 
,urgentá, in termen de o luná pentru darea in intreprindere a lucrárilor. 


(+ Acestea s'aü făcut în valea Dâmboviţei, partea jósá de la Ciurel; ceea ce era natural, 
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„Tot odată Consiliul menţine votul sei din 7 1ийе 1897 (1) pri- 
„Vitor la studiul apelor de munte.“ 


Şedinţa Consiliului Comunal din 25 si 26 Ianuarie 1899, pentru ad- 
judecarea executării lucrărilor. 


Parte din lucrări, aprobate la 13 Octombrie şi de Consiliul de Miniştrii 
se scot în licitaţie. D-nul Radu spune Consiliului Comunal în şedinţa de 
la 25 Ianuarie că, potrivit proectului d-sale, lucrările scóse în licitatiune 
in dilele de 28 si 29 Decembrie anul trecut (adică 1898) ай fost: 

а) Puturile de captări a apei din mapa diluvială (20 la număr cu dia- 
matrul mare) puturile colectore No. 1 si 2 si lucrările de observatiune, 
estimate după devis la... . . DOS SET Ter-7700:000;— 

b) Sifonul sub Ciorogârla, ае libere si conduc- 
tele forţate de 0,7 de la Grozăvesci, rezervoriul, clădirile 
stației centrale, coșul, clădirile de locuinţă si zidăriile de 


îngrădiri, estimate după deviz la. . . . . 1.214.000, — 
c) Instalárile mecanice si electrice ER. devis? in ond 
de lef erm Dun ne ОТ T ТЗ УЗ ET 436.000,— 


“Total UR IE 2.350.000,— 
Aceste cifre se reduc în urma rabatului de 13°/, făcut 
de d-nii Dutour Sebastian si Cezard pentru lucrările de 


la a) si b) la let. к s : 1.665.180,- 
si conform ofertei Ganz at 0. ie NS crate de la c) 

Таз нА, EE news M Дилан! vento dna ux, de 420.884,85 
saü in total la let qui Ж. А; go „ЖЕРЕ: 2.086.064,85, 


adică două milióne opt deci si sease шїї, oase. fite şi patru lei şi opt-deci 
şi cincă bani. 

Din lucrările pentru captarea apei pontice, adică din profundime de 
200—250 metri, de la Ciurel, prin dece puțuri şi aducerea еї, al căror cost 
ға evaluat la un milion lei, s‘ati scos în licitaţie numai două puțuri (son- 
dage) pentru încercare, evaluate la 180.000 lei şi s'a recomandat a se ad- 
judeca asupra d-nilor Langewelt si Dittmer cu un rabat de 31,20^/, sub 
deviz, adică pentru suma de lei 123.840, care sumă adunată la 2.086.064,85 se 
obţine pentru lucrări date în întreprindere, un total general de lei 2.209.904,85. 

In acéstá cifră nu se cuprinde costul exproprierilor. 

Este de observat că lucrările staţiunii centrale s'aü dat іп іпігергіп- 
dere conform proiectului pentru întrega cantitate de 40.000 m. с. apă. 

După vii şi interesante discuţiuni, avute loc în două şedinţe consecutive, 
la 25 şi 26 Ianuarie 1899, Consiliul Comunal aprobă licitatiunile si in cu- 
rând se începe executarea mult asteptatelor lucrări. 


(+) La acestă ședință din 30 Iunie 1898 ай fost presenti 13 d-ni Consilieri si 11 absenti, 
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Terminarea luerárilor. Debit. Costul luerárilor. 


Lucrările începute, după încheierea contractelor in 1899, ай fost termi- 
nate abia la 31 August 1901 si incá nu cu desávirsire complect. La acéstá 
dati d-l inspector general Elie Radu, cu adresa No. 1.878, inregistrat la 
No. 33.913, (August 31, anul 1901), face cunoscut Primăriei cá, se va da іп 
consumatie la 1 Septembrie apa subterană. 

Citez din mentionata adresă : 


Domnule Primar, 


,Vé comunic si D-vóstrá că de mâine, 1 Septembre, ora 6 diminéta, se 
„va da in consumatie apa nouii alimentări... Apa ce se dá іп consumatie 
find aceea ce provine numai din o parte a proectului тей, care sa 
„pus in aplicare si de óre-ce resultatul întrece prevederile, credem cá va 
„putea, satisface cerinţele actuale până la complectarea proiectului. 

Desi la 31 August 1901, lucrările ati fost аргбре complect terminate, 
totuși nici la 1 Aprilie 1902, ele maŭ fost încă predate Primăriei. 

Asupra celor petrecute de la începerea lucrărilor până la terminarea 
lor, fiind că după cum sunt informat se va numi о comisiune specială de 
receptiune, cred că nu e necesar a face vr'o expunere, de бге-се mai mult 
ca probabil acea comisiune va referi în mod detaliat. 

Două puncte, се mi ғай adus la cunoscintá, si care cred că presintá un 
interes technic si financiar, voii atinge асі în treacăt si adecă: 

1). Randementul (debitul) complexului de maşini şi conducte 

Acesta pot dice, este considerat ca neașteptat de mic, căcă d-l inginer 
В. Giulini din partea Primăriei si 4-1 inginer N. Drugeanu, din partea 
d-lui Inspector General Allie Radu, prin raportul înregistrat la No. 9.429 
din 1902, în basa calculelor făcute, îl găsesc abia de 29,7°/,. 

Nu pot să-mi permit a arăta că, causa ar fi reaua conceptiune a proiec- 
tului вай altă împrejurare, nici nu este datoria mea вай scopul acestui 
memoriü, d'a face aci vr'o critică, in care să se arate causele acestui re- 
sultat, considerat ca nesatisfăcător, cu tote cá d-l inspector general Elie 
Radu dice prin adresa de mai sus că: „de бге-се resultatul întrece pre- 
vederile“. In afară de acésta se dice că, se debitézi de pompe peste 30.000 
m. c. apă pe di. 

Trec la al doilea punct: 

2). Costul lucrărilor, conform plăţilor făcute şi încă datorate. 

In ac6stă privinţă gifrele ce voii da, deşi sunt culese din registrele 
comptabilititii, nu le pot garanta si le reproduc după cum mi 5'ай comu- 
nicat în luna Aprilie 1902. 


I. Pentru lucrările apelor subterane în exploatare. 


а) Sume angajate de comptabilitate în basa licitaţiilor menţionate şi con- 
tractele încheiate, 
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1). Contractul cu Dutour şi Simon . . . . . . . . . lei 1.665.180,00 
2) = „ A Casa GAN = e у л со ele ete o ro da edo 
Suma de. . . leí 2.039.787,85 


represintă dar după contracte costul lucrărilor urmiitore: » 

Reservor de 7.000 m. c., staţia de pompare No. 1 si No. 2, cliidiri si con- 
ducte, masini staţiunea centrală, clădiri si mașini, linia electrică. 

b) Peste acéstá sumă însă sa mai cheltuit: 

Supliment de lucrări la antrepriza: 


Әс DOUN SI St 0705: сете е a po tei maia Дек IOD14285 
4), Casei (Ganz А Pao code Жа ир ес А к oer ду E ОӘО ОП 
Supliment la contracte . . . lei 254.691,40 


Ordonantárí făcute pe numele d-lui E. Radu: 
5) Pentru diverse lucrări făcute în regie la Bragadiru , 228.735,07 
6) Ordonantárl la diferiţi аа si personal de 


supraveghere . . . . cese lei. 380:289/) 
Suma cheltuitá in plus eel “ds ie ал ORIersspoD S47 
Recapitulafie. 

Costul lucrărilor conform celor două contracte . . . lei 2.039.787,85 

Costul lucrărilor suplimentare si personal de suprave- 
gliero.t «Lene «s Mene mea sse us Foro Uae МЫР: T 
Suma totală. . . lei 2.609.602,32 
о) La acéstá sumá urmézá a se adáoga: 
Sumele ordonantate pentru publicatiuni . . . MILD 6.809,00 
Onorariul d-lui Elie Radu aprópe integral plătit . Т ТІЗІ50000 
Costul exproprierllor plătite.. . . - (154 PNE 7:910:59 
Costul total al lucrárilor ШООГО аг fi des 2... lei 2.885.421,85 


Sumi ce aproximativ ar corespunde cu arătările făcute în urmă de 
d-l Elie Radu. 

Mi s'a spus insá, cá inci ar mai fi unele sume de plátit, dar dupá cum 
nu garantez cifrele arátate, nu pot nici verifica arátarea cum cá ar mai 
fi pliti de făcut. Costul si arătarea exactă a cifrelor respective probabil 
se va aráta de o comisiune specialá, care dupá cum se dice se va numi de 
d-nul Primar saü de Consiliul Comunal. 


IL. Pentru lucrările de încercare, (puturi adânci de la Ciurel). 


а) Suma angajată conform contractului încheiat cu Schram 

si Dümer eten se intimus Мәре пй stu Ol. 123.940 —- 
b) Supliment de (ОТЕП en. 8 21.026,80 
Costul total al lucrărilor de încercare sitions la Cines = 150.866,80 
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Recapitulare generală. 


1). Costul lucrărilor pentru apis subterane date in ex- 


ploatanes as 7% eos. s . LOL 2.885.421,85 
2). Idem al lieu de 1 incercare “făcute la Ciurel . . , . 150.886,80 
Suma totală de lei. . . ,, 3.036.288,65 


(Trei milione trei-deci si sése mii, două sute opt-deci si opt si sése-deci 
și cinci bani) ға cheltuit pentru lucrările apelor sub-terane de când ға 
incheiat contractul cu d-nul Inspector general Elie Radu. 

E posibil ca in cifrele de mai sus si fie coprinse si unele sume, cari 
de si sunt privitore la apele subterane, dar cari nu intri in cadrul con- 
tractului incheiat cu 4-1 Radu, de si ғай ordonantat dupá data contrac- 
tului; aşa este о sumă pentru plata imprimári memoriului Cucu din 1897, 
alta pentru plata comisiunii technice care 'sí-a dat avisul si probabil încă 
câte-va тісі sume. 

D-l inspector general Elie Radu a comunicat; urmátórele cifre ca or- 
donantate : 

1) Din onorariul d-lui Ze Radu, conform contractului Lei — 120.000,00 


2). Sondage pentru studierea păturei aquifere . . . . „ 24.068,50 
3). Taxe de înregistrare, taxe de expediţie, publicatii. . ,, 7.547,10 
4). Exproprieri . . . Жн Ie РИ 147.510,43 
5). Dutour si Simon Query И ласы 1 t 176206152 
6) Оаплди Жк ОДО, n » 483.221,17 
7). Lucrări in regie maaien TEAS a Dutour » 8.808,00 
8). Idem după resilierea cotractulu. . . . . . . . . y 116.781,22 
9). Supraveghetori, analise, sondage si diferite. . . . „ 40.604,20 
10). Serviciul Sanitar. . . . . Tuus 20.483,90 
11) Ditmer (puturile de incercare dd 15 Glürel)- 29% 150.866,80 
Sima . . Геї 2.881.952,63 

12). Sume cari mar privi lucrările de alimentare de la 
Bracadir uhke So Е Мы A атаса „ЕЕЕ e T: 90.231.60 


Total. . . Lei 2.972.184,23 


Se dice însă că mai sunt sume datorate, asa la postul 1 este de ordo- 
nantat d-lui Elie Radu până la 121.500 leí, încă 1.500 lei, la postul 6 se 
dice cá mai trebue ordonantatá o sumă de aprópe 50.000 lei si altele, 
cari se pot constata la inchierea definitivă a lucrărilor si cheltuelilor. 

După cum se vede si din arátárile d-lui Inspector general Elie Radu, 
costul lucririlor actualei alimentiri subterane se ridicá aproximativ la 
trei milione (3.000.000) Ier. 

Ac6stă sumă întrece prevederile devisului pentru lucrările executate si 
prevédute în proiectul d-lui inspector Radu, în al cărui memorii, proect 
şi devis prevedea că, tote instalaţiile, nu pentru 20.000 ci pentru 30.000 
m. c. apă, inclusiv reservoriul, ar costa 8.178.000 lei fără ехргоріегї, dar 
și fără a fi scădut rabatul de la licitaţie. Trec însă si peste acestea, căci 
de la început mi-am propus a expune, relativ la alimentarea Bucuresciului, 
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cu ape subterane, numai faptele petrecute, fără a face critica proectului, 
executării şi cheltuelilor făcute. 

Termin dar cu aceste rînduri istoricul acestei forte importante si spinóse 
chestiuni, asupra căreia sa scris până acum mult, atât іп brosure cât si 
prin jurnale şi asupra căreia ай avut loc multiple şi vii discutiuni, fără 
ca, cu tote acestea, să pótá fi privită discutiunea închisă şi chestiunea ca 
definitiv transatá, de óre-ce nu tóte lucrările proiectate ғай executat si 
nică acum încă nu se scie dacă rămân cele ne executate, definitiv supri- 
mate вай se vor execută, in fine dacă in саз de executare, proiectele se 
vor modifica. 

In urma experienţei cu apele subterane in explótare nici chestiunea іп 
general a alimentării cu apă a orașului încă nu pote fi privită că definitiv 
hotáritá, de cât în principii, prin cele două voturi din 7 Iulie 1897 si 30 
Iunie 1898, prin care s'a decis si studiul apelor de munte. 
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PARTEA II. 


STUDIUL APELOR DE ISYORE DIN MUNȚI, ÎN VEDEREA VIITOREI ALIMENTĂRI A 
ORAȘULUI BUCURESCI. 


CAPITOLUL 3 
STUDIUL APELOR DE ISVORE DIN MUNȚI ÎNAINTE DE 1896. 
Iniţiativa d-lui Primar C. F. Robescu. 


D-nul Primar C. F. Robescu, în urma unei convorbiri, ce d-sa a avut 
cu 4-1 Inginer de mine, C. В. Mircea, din serviciul Comunei, prin ordi- 
nul No. 4.605 А/9.391 Т (2), din 5 Octombrie 1896, Га însărcinat ca îm- 
preuni cu d-nul Inginer Th. Teodorescu sá procédá la lucrárile prelimi- 
nare, pentru facerea studiilor necesare alimentării oraşului Bucurescă cu 
apă de munte. 

Insárcinarea acésta resultá din raportul de la 8 Tunuarie 1896 al men- 
tionatilor ingineri, raport ce este anexat pe lângă cel ce ей am presen- 
tat d-lui Primar sub No. 4.024 la 3 Februarie 1897 si despre care voii 
vorbi mai la vale. 

Mai târdiii, adică la 23 Decembre 1896, primesc si ей, sub N. 5.429, prin 
Secretariatul goneral, următorul ordin : 


„Domnului sub-director al lucrărilor technice. 


„Din ordinul d-lui Primar, am onóre a vă face cunoscut că sunteți ez- 
„elusiv însărcinat de d-l Primar cu studiul apelor de isvóre gi în 
„special al apelor din valea Ialomiţei, pentru care deja a însărcinat pe 
„d-nii ingineri Mircea si Teodorescu încă din luna Octombrie ; vă rog dar 
„să bine-voiti a începe studiul chiar de acum, ast-fel са până la jumd- 


() Nam găsit ordinul No. 4.605-А /9.394-Т, care probabil e înregistrat la No. 48.541/96 
de бге-се se vorbesce de el în anexa de la No. 4.024 din 1897. 
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„tatea lunei Ianuarie 1897 sd presentaţi un raport d-lui Primar în 
„acestă privinţă, adunând şi grupând tote actele şi cercetările făcute 
„în acest sens. 

Secretar general, (ss.) 77. Crihan. 


Sub-semnatul, primind acest ordin, m'am presentat la 1-1 Primar, pen- 
tru a lua înțelegere asupra sensului, in care trebue să ieati ordinul de mai 
sus. Acésta era indispensabil, de óre-ce, ori-cine scie cá, nu se putea stu- 
dia apele de isvore din munţi în prea scurtul timp de la finele lui De- 
cembrie 96 până în Ianuarie 1897, cu atât mai mult acésta о scia d-l 
Primar deja de mai înainte şi fără nici o îndoială o scia în urma consta- 
tărilor făcute împreună asupra alimentării oraşului Viena cu apă de is- 
vore si în fine si din memoriul тей din 30 Decembrie 96 (+) 

Din acésta resultă că, ordinul d-lui Primar a fost réti înţeles şi prin 
urmare mi-a fost eronat transmis de Secretariatul general. 

Intelegerea ce am avut cu d-l Primar se resumá in urmátórele dispo- 
sitiuni: 

Са ей (G. A. Orescu) sunt evclusiv însărcinat cu direcfiunea stu- 
diilor apelor de isvóre din munţi, în acestă privinţă cu totul indepen- 
dent de directorul lucrărilor technice comunale; că până la jumătatea lu- 
nei Ianuarie 1897 să adun si să grupez actele referitóre la studiile deja 
făcute până în anul 1896 luna Octombrie, cum şi de a cere raport de la 
d-nii Ingineri Mircea şi Teodorescu, cari vor lucra sub ordinele mele, pri- 
vitor la cercetările făcute de d-lor pe valea Ialomiţei, în urma ordinului 
No. 43.541 ce ati primit în Octombrie 1896; ca privitor la studiile apelor 
de isvóre din munţi, din ambele perióde, să presint d-lui Primar un raport 
până la 15 Ianuarie 1897; în fine, ca în limitele creditelor, ce mi se vor 
aproba, să continuii 5—10 ani studiul apelor de isvóre şi în special al 
celor din thalwegul muntos (2) al Ialomiţei. 

Tote acestea în scopul unei eventuale alimentări a Capitalei cu apă de 
isvore din munţi, întrun viitor nu prea îndepărtat. 

In urma acestei insirciniri exclusive si speciale, ce mi ға dat, totuşi 
n'am fost desárcinat de nici una din atributiunile ce îmi incumbai ca sub- 
director al lucririlor technice. 

Pentru а më conforma dispositiunilor si ordinului primit, am cerut ar- 
chivei si personalului, care a avut odată acele acte, să le caute de ur- 
genfi si să mi le înainteze de îndată. Mai tótá luna Ianuarie 1897 a trecut 
fără a se găsi actele privitore la studiile făcute până in 1896, privitore 
la apele de isvóre, atunci am cerut d-lor ingineri Mircea si Teodorescu 
un raport referitor la cercetările făcute de d-lor în Octombrie si Decem- 
brie 1896 în valea Ialomiţei, аза că abia la 3 Februarie 1897 am putut 
presenta d-lui Primar C. F. Robescu raportul No. 4.024, anexând pe lângă el 
și raportul mentionatilor d-ni ingineri. 


(1) Memoriü imprimat la Tipografia Carol Góbl in 1897 si presentat d-lui Primar. 
(2) Drumul вай cursul prin vale mărginită (lateral) de munți. 
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Voiti vorbi de cele doué părţi, despre care tratează mentionatul шей ra- 
port, şi adică: 1) despre studiile făcute (sub directiunea d-lui Cucu) ina- 
inte de 1896 si 2) despre cele făcute sub directiunea mea de la 1896 până 
la 81 Decembrie 1901, sub titlurile, ce vor indica aceste două perióde. 


Studiul apelor de isvóre din munți, făcute în 1893 —1894. 


In prima parte a raportului тей No. 4.024 din З Februarie 1897, între 
altele am arátat cá, in afará de o micá fasciculá (dosar) in care nu se 
găsesce aprópe nimic din studiile făcute asupra apelor de іѕубге din munţi, 
tote celelalte acte referitóre la aceste ape nu se găsesc; am raportat 
însă cá în dares de seamă ре 1894 se vorbesce de raportul din 11 August 
1893, în care 4-І director Cucu a expus resultatele cercetărilor respective, 
dar cá nimeni nici acest raport oficial n'a putut si mi-l pue la dispositie, 
in fine cá 4-1 Сиси a declarat cá, aceste lipsuri nu mai ай importanță, 
de Gre-ce in ultimul seu memorii, care acum (adică în 1897) se tipă- 
resce, а recapitulat aceste studii. 

Pe acest raport 4-1 Primar a pus la 3 Februarie resolutia: 

„D-l director Cucu va strânge tote actele relative la studiile isvórelor 
„de munte, făcute înainte de venirea sa în capul serviciului technic pre- 
„cum şi cele făcute sub directiunea d-sale si ni le va presenta în termenul 
„cel mai scurt cu referat special. Acest raport al d-lui sub-director Oréscu 
„precum şi cel anexat al d-lor ingineri Mircea si Teodorescu, după înre- 
gistrarea lor, se vor păstra de d-l sub-director Oréscu în mape speciale 
„spre a servi la studiul apelor de la munte. In cursul acestei luni d-l 
„Orescu (1) va însoţi pe numiții ingineri în studiile ce sunt însărcinaţi a face. 

In urma acestei resolutiuni 4-1 director Cucu referă d-lui Primar între 
altele si urmiitorele : 

„Următor apostilei d-vóstre din faţă, am onóre а vë comunica că n'am 
yCunoscinti de esistenta ver-unui studiü ce sar fi făcut anterior revenirii 
,mele la Directiunea Lucrárilor Orasului (4 Martie 1893) asupra isvórelor 
,de le munte ce ar putea alimenta Capitala. In ce privesce studiile pentru 
„aducerea apei alimentare de la munte, făcute sub directiunea mea, tóte 
„aceste studii, consistând în cartea regiunilor studiate, profilele altimetrice 
„Şi 42 buletine însoţite de schiţe topografice pentru tot atâtea localitáti 
„cari ati fost supuse studiului din punctul de vedere al debitului, calităţii 
„apei şi modul captării, tote aceste documente, formând volum, s'aü re- 
„mis în original d-lui Ministru al lucrărilor publice cu adresa Primăriei 
„No. 41.283 din 1896, ca anexă a 4-a la Memoriul general ce am avut 
„опбге a vé presinta asupra Aducerii de noui ape alimentare în Bucu- 
„resci, spre a se da cercetarea Comisiunii din Consiliul technic superior 
„însărcinată cu acésti cestiune. 

„Este adevărat cá mapa conţinând cele 42 buletine asupra studiului 


(1) Am rectificat după cum më semnez Orescu în loc de Orăscu. 
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„apelor de la munte a fost càt-va timp luată din cancelarie de 4-І fost 
„Primar Filipescu pentru a se servi de dinsa la întocmirea raportului 
,asupra cestiunif ce d-sa a presintat Consiliuluf Comunal (Dare de sémii 
„a administratiunii comunale pe timpul de la 1 Ianuarie până la 30 Sep- 
„tembrie 1895), raport ce anexez şi în care, la pagina 12—21, se reproduce 
»in esentá datele resultánd din arátatele 42 buletine de studii; d-l Fili- 
„pescu a restituit însă aceste documente originale si ele se găsesc astădi, 
„după cum am arătat, remise Ministerului Lucrărilor Publice“. 


No. 14/2, 97. 
(ss.) Cucu St. 


Sub-semnatul, în urma unui ordin verbal al d-lui Primar, am trimis din 
noŭ un amploiat la Ministerul Lucrărilor Publice, de unde "mi-a adus 
răspunsul verbal: nici un act cu mapa respectivă nu se gásesce la Mi- 
nister, de unde i s'a spus că ғай înapoiat cu avisul Comisiunii, numită 
din sînul Consiliului technic superior. — Actele însă în Primărie nu ғай 
găsit si nu ғай putut constata dacă ele ati fost reprimite. 

Am comunicat acestea d-lui Primar si nu sciti ce măsuri a luat d-sa 
în urmă spre a se găsi actele despre cari am vorbit şi pe cari nică până 
astádí nu le-am védut. Sciü însă cá d-l Primar în urma referatului d-lui 
Сиси şi al răspunsului ce i-am comunicat, a ţinut raportul тей No. 4.024/97 
din 3 Februarie, cu referatul scris pe el al d-lui director Cucu, la d-sa 
tocmai cinci luni, adică până după şedinţa Consiliului Comunal din 7 Iulie 
1897, in care sa decis aducerea apei subterane de la Bragadir şi conti- 
nuarea studiului alimentării Bucurescilor cu apă de la munte. 

După acest vot, d-l Primar la 14 lulie pune în josul referatului d-lui 
Cucu resolutia urmátóre : 

„Fiind-că Consiliul Comunal a decis а se continua studiul apelor de la 
„munte se vor înainta aceste acte d-lui sub-director Orăscu, spre a servi 
„la timp la studiul aducerii apelor de la munte“. 


No. 14/7, 
(ss) Robeseu. 


Chiar la acéstá dată am reprimit raportul шей No. 4.024 din 97, apos- 
tilat dupá cum am arátat, insotit numai de cele doué imprimate, adicá 
una dare de sémá si ,,Monitorul Comunal* No. 38 din 93, apoi am primit 
si Memoriul presintat de 4-1 Cucu in 1897 sub titlul ,Aducere de noui 
ape alimentare in Bucuresci“ (1). 

Ast-fel fiind, este evident cá, in ceea-ce privesce studiul apelor de is- 
vóre de la munte anterior de 1896, in lipsá de alte acte, nu así putea 
expune aci nimic noü in afará de cele ce se gásesc іп imprimatele ofi- 
ciale indicate, cari pot fi la dispositia ori-cui ar dori să cunóscá acele 


(!) Harta вай fóia 1 este anexată la finele presentului memoriü. 
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studii mai de aprópe, аза cá voiü resuma aci acel studiü forte mürginit, 
care în fond se reduce numai la unele escursiuni cáte-va analise şi puţine 
măsurători superficiale, făcute în 1893 si 1594 în regiunile muntóse ale 
isvorelor, ce se indică în charta generală a regiunilor explorate, (cuvînt 
mai nemerit de cát „studiate“) si care chartă вай fóia I face parte din 
memoriul d-lui Cucu sub titlul „Nouele ape alimentare ale orașului Bu- 
curesci.“ 

Pe acésti chartă se indică în regiunea muntósá, începând despre obărşie: 

1). Isvórele Dimbovicibrei şi cele ale Dîmboviţei, іп aval de podul Dîm- 
bovitei, ale acestei din urmă numite: ScAinchiful gi Gălgoiele, cu un 
debit total de 65.000 metri cubi. 

2). Opt isvore ale Ialomiţei si ale unui mic afluent nedenumit, cu un 
debit de 27.000 m. с. : 

Aceste isvóre, pe lângă Ialomița sunt indicate pe harta menţionată cu 
urmátórele numiri: 

Pescera I si IL Burlacu, Cheia I şi II; iar pe lângă micul afluent, ce se 
varsă pe partea stângă a lalomitei, ele sunt numite: 

Gálgoiü, Pisetórea si Bâtrâna. 

3) In thalwegul muntos al Prahovei nu se indica nici un isvor, pentru 
că acésti regiune mare isvóre importante, debitul fiind prea mic. 

4). In thalwegul muntos al Teléjenului, afluent al Prahovei, se indică 
cinci isvore si adică: 

Brătocia I si П, Babesul, Manecii piminteni si Isvorele, tote cu un debit 
total de 23.000 m. c. 

5) Mai e de menţionat că pe fóia | se mai indică, în platourile din 
apropierea oraşului Ploesci, isvórele de la Lipinesci si ,Sipotu, esind din 
malurí si avénd un debit de 32.000 m. c.; in fine 

6). Làngá Titu esind din mal mai multe isvóre, cu un debit de 14.000 m. c. 

Cele indicate sub 5 si 6 dati ape subterane din stratul aquifer, ce ali- 
mentézá pufurile ordinare, ca şi cele indicate împrejurul Bucuresciului de 
la Lungulef până la Baterie, cu deosebire că aceste din urmă nu es sin- 
gure la suprafaţa terenului, ci trebuesc pompate din puțuri anume con- 
struite, si condusă, dovadă alimentarea actuală cu apă subterană, escepţie 
făcend numai ара unor puțuri tubulare înfipte în terenurile jóse alături de 
Dâmboviţă, apă care abia s'a ridicat уг?о cinci centimetri d'asupra terenului. 

Atât despre cele indicate la 5 si 6 cât şi despre cele dintre Lungulef 
şi Baterie, care nu intră în categoria isvorelor de la munte, ele privind 
studiul alimentării oraşului cu ape subterane, nu voiti mai vorbi aci nimic, 
de бге-се ele ай fost îndelung studiate şi pe larg tratate, atât іп Memo- 
riul din 1897 al d-lui fost director Cucu, cât şi în cel al d-lui inspector 
general Elie Radu. 

Privitor la studiul făcut de 4-1 director Cucu вай sub directiunea sa, 
asupra apelor de isvóre de la munte, resum, din memoriul séü din 1897, 
arătările sale in urmátórele rînduri: 

In anul ploios 1893, isvórele Teléjenului ati dat un debit numai de 
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28.000 m. с. pe di, iar ale Prahovei o cantitate prea mică si ale Ialomiţei 
în același timp n'aü dat de cát un debit de 27.000 m. c., pe când ale Dâm- 
bovicióreí si cele din cheia Dámbovitii, cari ati fost constatate si în vara 
secetósá a anului 1894, când ай avut un debit scádut de 65.000 m. c. pe 
di, in lulie 1893 ай dat un debit de 132.947 si în 10 Septembre 109.000 
metri cubi, asa cá 4-1 Сиси arată cá, numai isvórele Dâmboviciorei si din 
cheia Dâmboviţei pot satisface unei alimentiri dilnice de 40.000 până la 
60.000 m. c, însă că se va necesita o cheltuială nu mai mică de 25 mi- 
line lei si conchide pentru alimentarea orasului cu ape subterane din 
apropierea luf. 

Studiile apelor de isvóre din munti, de la 1893 până la 1896, se reduc, 
după cum se vede, la unele analise si puţine măsurători superficiale, fá- 
cute cu óre-care aproximatie in 1893 si 1894. 

In consecinţă, subsemnatul cred cá pot să afirm, fără a fi contrariat, 
că asemenea studii erati incomplecte şi cu totul insuficiente pentru o ali- 
mentare a Capitalei; căci este sciut cá pentru asemenea studii e necesar 
un timp îndelungat, după împrejurările meteorologice, de la 5 la 15 ani 
şi că, aprope pentru fie-care isvor mai important, se cer măsurători de 
debit, dacă nu dilnice, cel puţin săptămânale, măcar iarna şi vara, în lu- 
nile cunoscute în localităţile respective ca cele mai secetóse. 

Or-cine ar susţine contrariu, ar fi contra tutur celor ce ай studiat cât 
de putin chestiunea privitore la alimentări cu ape de isvóre, ar fi contra 
evidenţei. 

Dar nici nu se putea în 1893 pretinde directorului lucrărilor technice 
studii complecte, căci atunci se cerea de public si de administraţia Co- 
munală resolvarea de urgenţă a chestiunei alimentării orașului cu apă, 
iar administraţia Comunală, în urma desbaterilor Comisiunii ad-hoc, înclina 
pentru alimentarea cu apă subterană captată prin puțuri, sistem, după 
cum am arătat, preconisat cu multă căldură de către d-nii ingineri JV. 
Cucu-St. şi Elie Radu, în anul 1892 în sînul Comisiunii ad-hoc, ca pre- 
sentând avantagiul eftinătăţii si reclamánd cel mult 2 ani pentru studii 
şi execuţie. 

In asemenea împrejurări inclin să cred că, studiul apelor de isvóre de 
la munte în 189% si 94 a avut de scop a justifica mai mult necesitatea 
alimentării cu ape subterane. Fácéndu-se abstractiune de alte condițiuni 
si exigente, motivele eftinătăţii si al scurtului timp de studiü si esecu- 
tie erati destul de puternice şi seducátóre pentru a determina o admi- 
nistratie doritóre de a da cu o oră mai nainte satisfactiunea legitimelor 
reclamatiuni ale populaţiei alarmate de distinși medici igienisti şi bacte- 
riologi, fără a fi fost nevoe ca directiunea technici să recurgă la riscata 
arătare cá, isvorele de la munte nu daŭ în nică un thalweg muntos 
40.000-60.000 m. c. de cât în acelea ale Dâmboviţei si Dàmbovicióret. Ast-fel 
fiind se pote afirma că studiile făcute în 1893/94 nu вай făcut cátusi de 
puţin în vederea alimentării orașului cu ape de isvóre de la munte. 
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Verificarea studiului făcut in 1893/94 asupra apelor de isvore din munţi. 


In urma însărcinării, primite la finele anului 1896, subsemnatul pro- 
cedând la cercetări în valea Ialomiţei, după cum se va vedea іп urmă- 
torul capitol 4, am constatat că arătările din memoriul d-lui Cucu. 
memorii imprimat in 1897, егай departe de а presenta realitatea, atât 
privitor la numărul isvorelor cât şi al debitelor lor; am arătat, la capi- 
tolul I, la ce se reducea studiul făcut atunci, cá el nu putea fi considerat 
ca complect, ba chiar în urma constatărilor făcute de mine în special în 
thalwegul muntos al Ialomiţei, el trebue privit cu totul ca incomplect, 
cel putin în ceea ce privesce isvórele din valea Ialomiţei. 

Aceste constatări însă m’ati determinat a face unele verificări si ре 
valea muntósá a Dâmboviţei si а Патһохісібгеі, a căror isvóre ғай indicat 
atuncă ca cele mai importante și singurele capabile de a alimenta oraşul 
Bucuresci cu ape de isvóre în cantitate de la 40.000 până la 60.000 
metri cubi. 

In consecinţă, am cerut în anul 1898, 1899 si 1901, autorisarea si micile 
credite necesare de la d-nii Primari respectivi, pentru a face verificarea 
debitului acelor isvore. Am presentat în urmă, pe lângă raportele mele 
No. 11.051 din 15 Martie 1900, un mic memoriti in care am dat resulta- 
tele obtinute in luna August 1895 si 1899 si pe care le-am recapitulat іп 
al treilea memoriü anexat pe lângă raportul No. 1.681 din 11 Ianuarie 
1902, presentat d-lui Primar, în urma constatirilor făcute în vara trecută 
a anului 1901, 

Reproduc mai la vale resultatul cercetărilor făcute de mine în vara anu- 
lui 1898, 1899 şi 1901 din luna August, menţionând că în iarna 1898/99 a 
cădut extra-ordinar puţină zăpadă, vara anului 1898 a fost forte secetósá, 
cea a anului 1899, extra-ordinară de secetósá, iar cea a lui 1901 putin 
ploi6să. Starea meteorologică a anului 1898 si cu deosebire a Іші 1899, 
care, pe de o parte, din nenorocire, în urma secetei a produs un ade- 
vérat desastru agricol, contribuind mult la prăbuşirea tirei intr'o acută 
crisă financiară, a fost pe d'altá parte forte favorabilă cercetărilor făcute 
de mine pentru aflarea debitului minimal. 

Isvorele (trei gálgóe) si scursorile din obársia Dàmboviciórei din sus de 
cele trei gálgóe situate mai aprope de pescere, dar totuşi in amont de 
ea, aii dat în 24 ore: 


în 1898, la 29 August | іп 1899, la 21 August | іп 1901, la 3 August 


24.624 m. с. 20.120 m. с. 25.830 m. с. 


Ара gálgóelor, esind din stâncă, era cristalină si avea temperatura 


T. 6^8 C. T. 658 C. T. 607 C. 
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Cele trei gálgóe mai apropiate de pescere, dar totuşi in amont de ea, 
isvorând cristalin din stâncă, împreună cu tóte tisniturile mai шісі d'im- 
prejurul lor, ati dat în 24 ore: 


| în 1898 la 22 Aug. în 1899 la 22 Aug. în 1901 la 3 Aug. | 


| 
1.258 m. c. | 6.650 тп. с. 8.150 тп. с. 


| Temper. = 79,0 C. Temper. = 1*0 С. Temper. = 658 C. 


fiind temperatura aerului 


| 
| 


la umbră 20° C. la umbră 20° C. | la umbră 19° С, 


| la sóre 23" C. la sore 23° C. la sore 21°, 5 C. 


Din aceste trei gálgóe cel din amont ега în 1828 aprope secat, iar іп 
99 secat de tot si in 1901 debita aprópe 500 m. c. pe di. 

Tote cele-l'alte isvóre mică вай tisnituri si шісі scursori, de la aceste 
gálgóe pani la podul de la pescerá mésurate la aceleasí date ca si cele 
din urmá galgóe ati dat in 24 ore: 


| 1.830 m. с. 


15.230 m. с. | 19.600 m. с. 


Insumând tote isvórele si scursorile Dimboviciórei de la obârşie până 
la podul de la pescerá, unde a fost măsurată din пой, am obţinut debitul 
Dimboviciorei pe 24 ore: 


| în 1898 la 22 Aug. | în 1899 la 22 Aug. | în 1901 la 3 Aug. | 
48.300 pani la 42.000 m. с. 53 580 până la 
ЕБ Aa eMe ма ны E 54.100 m. e. 


Temp. apei 992 C., Temp. apei 11° C., Temp. apei la 10° C. 

» aer.laumb. 21° C| ,, аег. Іа umb. 22° C.] , aer.laumb. 21° C. 

m. la'sóre 209 (21:22 ^ Ta'sóre-— 3. "ella sore 240261 
| la ora 1 p. m. la ora 3 p. m. (1) la ora 1:7, p. m. 

Din aceste debite trebue considerat numai cel minim de 42.000 m с. 


pe di din anul 1899 (August 22). Din tote isvórele si scursorile, cari con- 
stitue acest debit al Dimboviciórei,numaí gálgóele si încă cáte-va isvóre 


(!) Sórele la ora 3 p. m. nu pátrunde in localitate si prin urmare nu s'a putut lua si 
indica temperatura aeruluí la sóre. 
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merită si pot fi captate la emerginta lor, putând da un debit de 13 până 
(а 16 mii m. с. іп 24 ore, apă limpede si neexpusá turburării prin ploi. 
Cele mai multe isvóre ale Dimbovitei de la podul de piétrá al Dimbo- 
viței până la Rucăr, afară de isvórele Schindufuluí, din causa micimii si 
situatiunif lor nefavorabile, nu merită să fie captate si cu grei ғат putea 
capta, cele mai multe fiind supuse inundatiunilor. 
Debitul aproximativ al Schindufului Pam găsit pentru 24 ore, în: 


| 1898 Aug. 23 și 30 


| de 7.500 m. e. | 6.900 m. с. | 8.200 m. с. 


| 1899 Aug. 23 şi 24 | 1901 Aug. 7 


Таг al gálgóelor în numér de. 10, situate pe ambele maluri al Dimbo- 
vitel, în jos de Schinduf a fost de: 


|  KÉEea<KEII KHéI£E 2IIIƏÚKIIIIIIIEL l| lawe WIeHI$l⁄ë=oIIƏIiTI,:É⁄II€€IIIIIOIIIKéK&,⁄ÑIW”;IƏI€<Š€I<IIIII€I$II@IIIIHIIII@I,Z:II—I€OIÓ,%YÇI€I€IÇIIIW€<IIƏ€I€IIIŠIIIIIIÉ€€ÇI€IzIÉ@IIWIKIZIŠ€WII€I€IƏI KŠéwéWŠEç<IçI£eI€IIIIIIII IÁI IIAIÉIA—AI<ÉEI e _—_—. 
| 14.000 m. с. | 12.100 m. с. | 18.200 m. с. | 


Asa dar, după cum se vede din cele arătate până aci, resultá ca debit 


minimal captabil al isvórelor Dâmbovicidrei . ຕ 14,000 тп. с. 
А À с 1 д E 6.900 
iar al isvorelor din cheia Dimbovitei . A 19,000 m. с. 
У 12.100 
Debit total minimal captabil in timpul indicat al 
anului 1899 extra secetos. . . . ТЕ ВН) ети: 


Din acésta пи resulti са arătările eet din Memoriul-Cucu ar fi 
exagerate вай greșite, ci cá ele se referă numai la nisce ani cam ploiosí, 
in care timp debitele unor isvóre pot fi mult influentate de ploi si prin 
urmare lesne cresce la îndoit si pitrit; nu trebue însă să ne lăsăm la o 
alimentare de cât pe debitul minimal cel mult sporit cu 10—209, 

Debitul de 33.000 şi chiar de 40.000 m. с. ar fi fost, după scurt timp, 
insuficient pentru alimentarea Capitalei, mai cu s6mă sub regimul actual 
de distributiune. 

Dacă, pe lângă insuficienţa debitului, considerăm ca distanţa cea mai 
scurtă 150 kilometri, care din causa cotiturilor trebue sporită până la 155 
kilometri canalisare și conducte principale, mai avem în vedere resulta- 
tele cercetărilor făcute asupra isvóreler din thalwegul muntos al Ialomi- 
{еї si a afluenților săi în partea muntósá, cum si mai mica lor distanţă 
de orașul Bucuresci, este lesne de înțeles pentru ce am conchis la pără- 
sirea ideei de a alimenta vre-o dată Capitala cu ара din isvorele Dâm- 
bovicidrei şi ale Dâmboviţei, preferind o alimentare din isvórele Іаіоті- 
tei care, după cum se va vedea în titlul următor, dati o apă excelentă si 
mai abundentă, ce o consider ca suficientă. 

Fiind-că, după cum se va vedea mai tArditi, constatările aşternute de 
4-1 Cucu în memoriul séü din 1897, privitóre la isvórele din partea mun- 
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tosi a lalomitei si afluenților еї, sunt departe de a representa realitatea, 
aşa cá, se impunea o verificare a acelor constatări, cât si în interesul unei 
viitore alimentări, am mai dis că, având in vedere o mai mică distanţă 
rămâne a se cerceta dacă în valea Prahovei зай Teléjenulni se găsesc 
isvore cu apă tot atât de bună de băut şi abondentă ca si cea din valea 
muntósá a lalomiţei, de si cred, judecând după lucrările din 1893, 1894 si 
din harta geologică, nu cred să fie casul. 

Mai trebue în fine să observ aci că, nică în trecut, nici acum nu sa 
vorbit absolut nimic de existenţa și debitul Dâmboviţei, în parcursul ei 
de la obărşie la podul de piétrá al Dâmboviţei, acésta fiind-că probabil 
ar mai fi necesitat о canalisare de încă vre-o 50 km., ceea ce ar fi sporit 
cu vre-o 6 milione evaluarea făcută de 4-І inspector general Ee Radu 
şi 4-1 N. Cucu St, cari când se cerea resolvarea urgentă a chestiunii, ай 
combătut alimentarea cu apă de isvóre din munţi, aşa că sar fi ajuns de 
la un cost de 31 la 36 milione lei, pentru captarea si aducerea а 40—60 
mii m. c. apă de isvóre din thalwegul muntos al Dâmboviţei si Dâmbo- 
уісібгеі. 

In ceea ce privesce propunerea pentru noui cercetări de control іп va- 
lea Prahovei si Tel6jenului, analóge celor de la Dâmboviţa si Dâmbovi- 
ciora, ar fi bine ca administrația Comunală să decidă cel mai tàrdiü in 
anul viitor. 

Acele cercetări de control sumar cred că se pot face în două veri, iar 
cheltuiala o evaluez la 2—3 mii lei. 


CAPITOLUL 4. 


STUDIUL APELOR DE ISVORE DIN THALWEGUL MUNTOS AL 
IALOMIȚEI, IN VEDEREA VIITOREI ALIMENTĂRI. 


Cercetări preliminare în valea Ialomiței. 


După cum am arătat la începutul cap.]ll, sub titlu „Iniţiativa d-lui Pri- 
mar C. F. Robescu“, resultă cá, în urma convorbirii avute loc, in Octom- . 
brie 1896, între d-l Primar şi d-l Inginer de mine C. R. Mircea şi a or- 
dinului No. 4.605 A—9.394 Т din 5 Octombrie acel ап, a ordinului No. 
5.429 Decembrie 23 şi a convorbirii ce am avut cu d-l Primar la finele 
lui Decembrie 1896, “ай început cercetările preliminare în thalwegul mun- 
tos al Ialomiţei si al afluenților еї; cu hotărârea ca, dacă resultatele vor 
fi satisficétore, să împing cercetările, putin costisitore, mai departe, iar 
după ce уоій avea dobândită certitudinea că cantitatea apei ar putea fi 
suficientă şi calitatea nu ar lăsa nimic de dorit, să încep adevăratele stu- 
dii, în vederea viitorei alimentări a Capitalei Regatului cu apă de isvóre 
din munți. 

Acest prim program se impunea, pentru că studiile mai întinse si amă- 
nuntite reclamă în tot-d’auna cheltueli mai însemnate, si acestea cu atât 
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mai mult în thalwegul muntos al Ialomiţei, a cărui regiune este nu nu- 
mai lipsită de ori ce locuinţă, dar si de ori-ce căi вай drumuri mai co- 
mod practicabile. 

Cele dîntâï cercetări, după cum si era natural din cele expuse mai ina- 
inte, s'a făcut; de d-nii ingineri С. R. Mircea si T. Teodorescu. 

Raportul din 8 Ianuarie 1897, ce d-lor mi-a presentat, Pam supus d-lui 
Primar pe lângă raportul тей No. 4.024 din 3 Februarie 1897, acel raport 
asupra primelor cercetări presintând бге-саге interes, îl reproduc aci, iar , 
pentru orientare si mai uşora luf princepere, atrag atentiunea asupra foie 
(hartă) No. 2 de la finele memoriului. 


Raportul din 8 Ianuarie 1897, ce mi-a fost presentat de d-nii ingineri 
Mircea și Teodorescu. · 


D-lui G. Al. Oréseu 


Sub-Directorul lucrărilor technice al Comunei Bucuresci. 


In urma ordinului No. 43.541/96 al d-lui Primar al Capitalei, avem опбге 
a vë supune că, lucrările preliminare, pentru facerea studiilor necesare ali- 
mentării oraşului Bucuresci cu apă de munte, ati fost începute de noi în 
luna Octombre 1896 pe valea Ialomiţei, între Рисібѕа si Pietroșița. 

De resultatele acestor lucrări venim a vă da aci Ore-cari relatiuni sumare, 
începând cu descrierea regiunii atât din punctul geografic şi topografic, 
cât şi geologic. 

Тайот а isi iea origina de sub pólele masivului calcaros ce formézii 
frontiera nord а ţării nostre si care plecând de la Strunga se termină 
la est cu munţii Omul si Caraimanul. Din ramificările Leaotei plécá 
Ialomița propriii (1) disă ; din ramificirile Leaotei la Strunga plécá Brá- 
teiul, cel mai mare afluent, вай mai exact, al doilea isvor саге impreu- 
nându-se cu acel ce ese din Bucegi, formézá în dreptul Branduselor Ila- 
lomita propriii disă. Acest curs de apă, curge apoi cu o direcţie NS 
până spre Târgovişte, de unde își schimbă direcţia şi merge spre Dunăre 
cu о direcţie mai întâiii NW—SE, apoi WE. 

De la sorginte si până la Puci6sa, Ialomița primesce o mulţime de a- 
fluenti de o mare importanţă în ce privesce debitul lor şi mai ales im- 
portanță prin faptul că mai toţi, după cum se pote vedea pe harta (2) aci 
anexată, isvoresc din masivul muntelui Leoata, masiv ce se limitézá cu 
Strunga si cursul Ialomiţei la Est precum si cu cursul Dâmboviţei la West. 

O singură privire aruncată pe hartă ne indică ce resurse aquifere oferă 
acestă regiune. 


(1) Trebue dis Ialomiţa Vacii, in care se varsă cea rominésci si în acéstá Ialomitá fru- 
mósá. Vedi fóia No. 2. 

Ialomița proprii disá вай mai bine dis Ialomița ia nascere in Bucegi la nord de Strunga, 
în muntele Caraimanului. 

(°) Harta се am dresat constitue fóea Хо. 2 atâșată la finele presentului memorii, 
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Apa Brăteiului, cel putin egală in debit cu obársia Ialomiţei cu aflu- 
enti еї: Dudele, Mitorca etc. apa Răteiul, apa Raciului sat Cufuritul, 
apa Tita ce plécá din ultima ramificare a Leaotei, «Măgurele» ара Talo- 
micióra romáànéscá (1) formată din trei afluenţi de o egală importanţă, 
iar spre valea Dâmboviţei: Dragoslavele, Valea sécd, Dâmbova si Ва- 
deanca. 

Inspectarea hartei ne va indica iarăşi că aducerea Ialomiței in Ca- 

„ pitald ar fi asemenea favorabilă din causa scurtimei traseului de urmat. 
Studii detailate la fata locului şi mai cu sémá studii geologice îndelungate 
asupra regimului apelor în acea regiune, ar fi indicat unui inginer expe- 
rimentat cá, în afară de apa Ialomiţei propriii disă, sunt alte surse mai 
mică, importante însă prin debit cari puteaü fi o soluţie favorabilă alimen- 
tării orașului cu apă de munte. 


Subscrisul inginer de mine, însărcinat fiind de Ministerul Domeniilor а 
studia geologicesce Valea Ialomiţei, de la Puciósa până la Strunga 
și Sinaia, silit am fost a percurge vale cu vale, válcea cu válcea și ajun- 
gând la obdrgia fie-cărei sorginţi, să studiez natura terenurilor pe pla- 
tourile de unde acesta plecă. In tote excursiile mele am fost isbit de mai 
multe fapte de o importanţă mare pentru cestiunea ce ne preocupă acum 
si anume: 

1). Constanta debitului sorginfilor în lunile cele wat căldurose ale 
anului, 

2). Faptul că acest debit nu părea influentat de ploile ce cădeaii 
în acele regiuni. 

Acest al doilea fapt "mí era probat prin aceea că după ploi ori-cât de 
abondente, unele cursuri de apă nu se turburaii nică odată. 


Condus de aceste fapte, am ajuns a privi mai de aprópe origina acestor 
sorginti si prin urmare a studia Ore-cum regimul lor.—Asa am constatat 
că tot masivul Leaotei este conformat in mod exceptional de favorabil 
pentru adăpostirea zăpedilor. — Acestei conformiiri precum si înălțimii 
prodigióse d'asupra nivelului mării se datoresce de sigur persistenta zăpe- 
dilor până la sfîrşitul lunei August.—De aci resulta că tote isvórele, вай mai 
tote, sunt alimentate de api ce se inmagasinézá pe platourile si talusele 
albiei lor, si care resultá din topirea lentă a imenselor cantităţi de zăpadă 
grămădite pe înălțimi. 

O parte din isvóre ies la di prin musteală în puncte cu o cotă inferiórá 
platourilor-reservorii saii basinelor de adunare a apelor, altele descind pe 
suprafața terenului sub formă de mici fileuri de apă direct din acele 
basinuri de adunare cu o pantă forte mare; către polele talusului, ele 
“81 formézá apoi albia regulată în terenuri a căror natură geologică mij- 
locesce o lesniciósá filtrare naturală. 


(j) Pe hartă este indicată sub denumirea de Ialomiţa vacei, se pote dice si Ialomicióra 
románéscá în deosebire de Ialomița románéscá. 
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In се privesce natura geologică a terenelor, descrierea lor detailatá 
ne-ar duce prea departe; pentru moment socotim suficient a vë indica cá 
masivul Leaotei este format erclusiv din gigturi cristaline; iar la 
pólele masivului aceste візішті sunt acoperite cu conglomerate eunos- 
cute in genlogia [érii sub numele de conglomerate bugegice formate 
din elemente cristaline legate între ele printr'o pastă gresósd. — Ре 
aceste conglomerate apele 'si ай format albia regulată şi curg până 
aprope de Puciósa, unde apar deja marnele calcarose cari contribue 
la turburarea lor în timpuri ploióse. 


Aceste sunt în resumat indicările pe cari credem necesar a vi le da 
asupra naturei terenurilor şi positief geografice a localităţilor, precum și 
a regimului hydrologic, complectând aceste informaţii cu îndicările de- 
bitului cursurilor de apă pe cari le-am cregut mai importante pen- 
tru o primă captare, cele-alte cursuri de o importanţă mult mai mare 
dar mai îndepărtate rămânând o resursă pentru viitor si studiarea lor 
fiind deci lăsată pe mai târdiil. 


Restul raportului se referă la măsurarea debitelor cursurilor de apă: 
Ialomicióra, Tata si Glodul şi nepresentând un interes deosebit, resum aci 
debitele mai mică găsite în luna Octombrie 1896. 


D : intel 
pues p gi rii Denumirea localitátei Data Debitul 
cursului de api вай - LU dE. Pr 9 
рігішіші вай comunei mésuritorei [pe 24 ore m. Ç: 
1 | lalomicióra Runcu 25 Oct. 96 35.164 
2 | Tita Pietroșița 80» 23 7.689 | 
3 | Glodul Moroeni Злога 5.448 
Total . . 48.296 


Ре când în partea I am arătat in mod istoric cele petrecute, fără a le 
comenta în capitolul ІП, am fost nevoit, ca consecinţă a cercetărilor si ve- 
rificărilor ulterióre, a face бге-сагї observatiuni si aprecieri, sunt dator 
la capitolul IV si fac tote comentárile si aprecierile necesare, pentru a 
pune fără nici cea mai mică exageratie, în adevărată lumină si valóre cer- 
cetárile si studiile asupra apelor de isvóre din thalwegul muntos al Ialo- 
miteí, făcute exclusiv sub a mea directiune. Cu atât mai mult sunt dator 
a face acésta, pentru ci aceste studii, cari sunt fiicnte in parte si se con- 
tinuă spre a fi complectate, s'aii început în scopul unei viitóre alimentári 
a orașului cu apa cea mai excelentă, si cum însă o ast-fel de alimentare 
reclamă o cheltuială forte însemnată, dator sunt a pune in positiune pu- 
blicul interesat si in special Consiliul Comunal, ori-cari ar fi, de а avea 
certitudine asupra calităţii si a cantităţii apei, cum si până la întocmirea 
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proiectului definitiv, fie ante-proiectului de captare si aducere a apei, asu- 
pra costului, prin о evaluare cea mai aproximativă posibilă. 

Aceste dise, pentru mai bună pricepere, de va fi trebuinti, voiü co- 
menta si căuta să limuresc conţinutul actelor principale si constitutive 
ale studiului apelor de isvóre din thalwegul muntos al Ialomiţei, chiar ime- 
diat după menţionarea вай reproducerea lor, pe cât posibil, în ordinea cro- 
nologică, iar la fine voiü face evaluarea menţionată si trage conclusiuni, 

Acestea dise, më întorc la raportul reprodus in mare parte mai sus, 
asupra cărui trebue să fac mai multe observaţiuni. 

Raportul, citit cu atentiune, rămâne pentru ori-cine confus, şi pe mine 
nu m'a mulțumit pe deplin. Mat întâii în el se indică greșit sorginta Ia- 
lomitei, apoi se face confusie între cuvintele sorgintă, scursóre si рігій, 
în fine se arată de d-nii Ingineri Mircea şi Teodorescu, că cursurile de 
ара: lalomicidra, Tita si Glodul ca fiind importante pentru o primă cap- 
tare, bine înţeles o dice acésta în scopul de a se alimenta oraşul cu aceste 
ape pentru băut. Ac6stă recomandare din partea d-lor, mă face să cred cá 
nu ай înţeles în de-a bine pe d-nul Primar, вай că nu ай priceput în dea- 
juns misiunea d-lor. 

Mentionatii d-ni Ingineri nu indică nici un adevărat isvor, márginindu-si 
cercetarea la pólele munţilor, în regiunea coprinsă între Puciósa si Pie- 
trosita. 

Ast-fel fiind, când am presentat acel raport d-lui Primar C. F. Кореѕси, 
i-am atras atentiune asupra celor de mai sus, făcând obiectiunea cá, am 
primit însărcinarea de a studia apele de isvore, in special al celor din 
valea Ialomiței, iar nu ale cursurilor вай rîurilor ce curg la suprafaţă, 
pentru o eventuală alimentare a oraşului Bucurescă, și că numai dacă a-şi 
găsi în thalwegul muntos al Ialomiţei şi afluenților luf вай al Prahovei 
or al Teléjenului isvóre cu un debit minimal total de peste 40.000 m. c. 
Si care apă să fie ireproşabilă din tote punctele de vedere, así putea re- 
comanda o asemnea constisitóre alimentare, si acésta numaí ín casul 
când alimentarea cu ape subterane таг fi satisfácátóre; iar dacă nu sar 
gisi suficientá api isvorind din stincile muntilor, así propune mai cu- 
rind o alimentare cu apa Dâmboviţei, captată în sus de Lungulet dacă 
acolo numai rare-orí apa se turburá si prin urmare гаге-огї va necesita 
filtrare. De sigur, ar fi nejustificabilá o cheltuialá de vre-o cinci-spre-dece 
milióne (15.000.000) leí pentru o alimentare cu apá de ríü, captatá la peste 
100 kilometri depártare, conform indicatiunilor d-lor Mircea si Teodorescu, 
cácí o asemenea alimentare ar presenta aceleaşi inconveniente, ce se vo- 
esce a se evita prin apa subterană вай prin apa de isvóre din munti si 
adicá: 

1). Turburéla, desi nepermanentá si numai rare-ori pote avea loc. 

2). Contaminarea, fiind ара de la suprafatá, desi intr'un grad mult mai 
mic de cát apa DAmbovitei, totusi se pote ivi. 

3). Variatiunea temperaturii apei, desi în grad ceva mai mic de cât 
apa Dâmboviţei, captată la Arcuda вай la Lungulet, este neevitabilă, 
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Am atras însă atentiunea d-luf Primar cá raportul mentionat are pen- 
tru mine importanţa sa, de бге-се më face si binunsc că, în afară de 
isvorele indicate in memoriul Cucu, în partea muntósá a regiunii lalo- 
mitei si afiuentilor séi, trebue să existe si alte isvóre destul de importante 
şi cá nu rémáne de cat а mé asigura însumi de acésti presupunere a mea. 

D-l Primar Robescu fiind de acord cu mine, privitor la orala expunere 
ce i-am făcut, si pe care am reprodus-o aci, a confirmat'o prin finalul re- 
soluţiei din 3 Februarie puse pe raportul тей No. 4.024 din 5 Februarie 
1897, care resolutie se termină ast-fel: 

„In cursul acestei luni 4-1 Orăscu va însoţi pe numiții ingineri în (1) stu- 
„diile ce sunt însărcinaţi a face. 

Raportul d-lui Mircea şi Teodorescu, graţie cercetărilor făcute de d-l 
Mircea pe când era inginer al Ministerului de Domenii, totuși a fost 
pentru mine de mare importanţă prin revelatiunile ce se fac: 

a) Privitor la constanta abondentă aquiferă. 

b) Privitor la descrierea geologică a întregii regiuni muntóse а lalomiţii. 

Referitor la punctul а) se găsesc în raportul mai sus reprodus, urmă- 
torele pasage: 

„Constanta debitului sergintelor chiar în lunile cele mai cálduróse ale 
„anului. 

„2). Faptul că acest debit nu părea influenţat de ploile ce cădeai în 
„acele regiuni. 

„Acest al doilea fapt—era probat prin acea că după ploi ori-cât de a- 
„bondente, unele cursuri de apă nu se turburaii nici odată. 

Chiar dacă cele expuse în aceste două pasage le-asi considera cam exa- 
gerate, totuși ele aii o mare importanţă. 

In ceea-ce privesce punctul b) pasagiul cel mai important este următorul: 

„Masivul Leotei este format esclusiv din straturí cristaline; iar la pó- 
„lele masivului aceste sisturi sunt acoperite cu conglomerate, cunoscute 
„în geologia ţării sub numele de conglomerate bucegice formate din 
„elemente cristaline legate între ele printr'o pastă gres6să. 

E de reţinut din acest pasagiti că, nu numai masivul Leotei dar şi al 
Bucegiului este format din straturi cristaline, căci de sigur, de aceea s'a 
dat conglomeratelor formate, în partea locului, din eiemente cristaline de- 
numirea de bucegice. 

Pentru calitatea apei din Valea Ialomiţei mai mare importanţă are ma- 
sivul Bucegiului, iar cel al Leotei trebue privit ca o ramificare a Buce- 
giului, or dacă cel al Leotei este format din straturi cristaline, cu atât 
mai mult trebue admis că cel al Bucegiului trebue să fle format din ase- 
menea straturi, chiar dacă în unele părți ale lui ar fi presente straturi su- 
perficiale вай conglomerate calcaróse, căci contrarii стей sar putea admite 
ca masivul Leotei să fie format din straturi cristaline. 


Arătările de mai sus ale d-lui inginer Mircea cred că justifică în de- 


(+) A se înțelege cercetările de la munte din valea Ialomiţei. 
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ajuns presumtiunea, ce am exprimat relativ la existenta unor isvore a- 
bondente in thalwegul muntos al Ialomiţei, cum si finalul resolutiei citate 
a d-lui Primar. 

Totuşi nam dat urmare imediată finalului din resolutie, fiind-cá 4-1 
Primar scurt timp după acésta s'a hotărît a supune Consiliului Comunal 
chestiunea integrală a alimentării oraşului cu apă potabilă. 

In acest interval d-nii ingineri Mircea si Teodorescu ati mai făcut, în 
luna Ianuarie 1897, în valea Ialomiţei, o nouă cercetare, care nu cores- 
punde instrucțiunilor date de mine, de а căuta şi măsura isvóre si se 
mărginesce iarăşi la mésuritorea debitelor cursurilor de apă de mai na- 
inte, adică al рагішиї (+) Ialomicióra, Tita si Glodul din comunele rurale 
Runcu, Pietroșița și Moroeni, aşa că raportul respectiv, ce mi-ati presentat 
la 15/27 Februarie 1897, nu presintă absolut nici un alt interes, de cât al 
existenței unei mici variatiuni a debitelor, în raport cu cele constatate în 
luna Decembrie 1896. 

lată aceste debite pentru 24 ore: 


| PARTUL | DEBITUL DATA 
Е | 45.273 m. с. 12 Decembre 1896 
alomicióra > 49.075 , , 81 Ianuarie 1897 
it 9.936 m. c. 15 Decembre 1896 
Ша....)| 11664 , , 30 Ianuarie 1897 
Glodul 8.380 m. с. 18 Decembre 1896 
Се: 90:331 %27; 28 lanuarie 1897 I 


Acest raport Pam trecut la actele serviciului si am așteptat o nouă de- 
cisiune a d-lui Primar, la care rémásese rapórtele anterióre, despre care 
am vorbit în capitolul 3. In acest interval 4-1 inginer Mircea ese din ser- 
viciul Primăriei, fiind numit inginer la Ministerul de Domenii. 

La 15 Februarie 1897 am trimes Institutului de chimie universitar 6 
butelii cu apă din pâriurile Tita sub No. 1 si 2, Glodul sub No. З şi 4 şi 
lalomicióra sub No. 5 si 6, spre a fi analisate. 

La 11 lunie 1897 cu adresa înregistrată la No. 28.281, ni se comunică 


17 Aprilie 1898. 
Domnule Sub-director, 


С) „La întrebarea ce mi-ati pus, dacă prin sorgintele despre care am vorbit în raportul 
„din 8 Ianuarie 1897, am înțeles isvor propriii dis, adică apa ce ese din párete de munte, 
yam onóre a vé réspunde cá sub denumirea de sorginte n'am inteles acest lucru, ci sor- 
»gintile măsurate de noi si indicate în acel raport, nu sunt de cát „pârae“ curgénd іп 
„pat deschis la suprafață, a căror sorgintí în parte este apă de mustélá, in parte apă 
„de la suprafaţă din ploi si în parte, după cum ulterior s'a dovedit si de d-vóstrá, „din 
»isvóre propriii dise“ esite de sub munte, dar pe cari ей cu d-l inginer Mircea făcând 
„cercetările cu cari ne-a însărcinat d-l Primar înainte d'a vă face raportul menţionat, nu 
„le-am cercetat si nu le mésurasem fiind-că nu le-am véqut. 

Primiti, vă rog, ete. (ss) Ing. Т. Teodorescu, 
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tabela sinopticá a analisei, pe care n'o reproduc іп întregime de бге-се 
apele nu sunt de isvóre si nu represintá adevărata lor composite. 
Pentru a arăta însă buna calitate chiar a apei acestor páriurí este 
destul a extrage din buletinul determinărilor si din raportul Institutului 
de chimie urmiitorele : 
„Determinarea hydrotimetrică a apei din pâriul 


pon i grade germane 99.65 
Tita. 5 francese 17.18 
grade germane 8°.85 

Glodul. Fi francese 15580 
hit grade germane 8.05 
Ialomicióra . . © francese | 14,82] 


»linénd compt de debitele arătate, obţinem ca medie generală a tăriei 
„8%40 germane вай 15°45 franceze. 

„In ce privesce calitatea acestor ape, judecate са ape potabile din punctul 
„de vedere chimic, ele se pot considera ca îndeplinind си prisosinfd, 
„după cum se pote vedea din alăturatele tabele synoptice, conditiunile 
„Stabilite de chimisti si hygienisti pentru o apă bună de băut. 

Resultatul acesta ne indrituesce a conchide cá isvorele, cari eventual 
alimentézá în parte aceste páriurí vor da, fără dor si pote, о apă si mai 
bună, despre care se va vorbi putin mai târdii. 

După cum se scie, la 7 Julie 1897, d-l Primar Robescu supune Consi- 
liului chestiunea alimentării cu apă a orașului. 

Votul dat de Consilii Pam reprodus deja, când s'a vorbit de apele 
subterane, aci reproduc din noii numai partea finală referitore la apele 
de munte şi adică: 

„Paralel cu acésta, aprobă continuarea studiului alimentării Bucurescilor 
„cu apă de la munte, care se va face inirun viitor mai depărtat, în care 
„Scop incuviintézá să se prevadă în budgetul fie-cărui an, o sumă pentru 
„un atare studii ce se va face de inginerii Primăriei (1).“ 


Descoperirea isvorului Seropósa. 


In urma votului din 7 lulie 1897, 4-1 Primar C. F. Robescu dispune a 
mi se înainta actele împreună cu ordinul No. 5.429 din 23 Decembre 1896 
şi raportul 4.024 din 3 Februarie 1897, despre care am vorbit mai înainte 
Si care s'aü păstrat de d-sa până după votul din 7 Iulie 1897, punând ре 
raportul тей, în josul referatului din 14/2/97 al d-lui director al lucrărilor 
technice, chiar la acestă dată, urmátórea resolutie : 

,Fiind-cá Consiliul Comunal a decis a se continua studiul apelor de la 


(+) Nu s'a prevădut în nici un budget veri o sumă și numai cu mari dificultăți ғай 
acordat unele credite de la budgetul de 32'/, milione. 
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„munte, se vor înainta aceste acte d-lui sub-director Orăscu spre a servi 
,la timp la studiul aducerii apelor de la munte. 

Primind aceste acte si având in vedere resolutia anteridră din 3 Fe- 
bruarie 1897, am plecat la 19 August, împreună cu d-nii ingineri Budiş- 
teanu si Teodorescu, spre a căuta in thalwegul muntos al lalomitei ade- 
vărate isvóre, a căror existenţă era probabilă. 

Mercuri la 20 August 1897, ca verificare a celor arătate mai "nainte, am 
măsurat separat debitul Glodului si lalomicidrei din stânga.--La 21 aceeaşi 
lună, am visitat parte din valea Ialomiţei şi ajungând lângă páriul Scroposa, 
ce se varsă in partea stângă a Ialomiţei, judeţul Dâmboviţa, am trimes pe 
cei doi ingineri pentru a visita două gálgóe de apă cunoscute de mai nainte, 
pentru a căuta locurile de unde isvorésc din muntele numit Dichiü si tot 
odată a aprecia debitul si măsura temperatura apei la punctele de emer- 
gentá. Aceste două isvóre le voii numi de aci înainte Dichiü No. 1 si 2. 

Ей cum eram obosit si iudispus în urma dificilului transport pe cai, am 
rămas lângă ара Scruposa, ca, îndată ce'mi va trece indisposiţia, să cerce- 
tez proveniența acestui páriü forte important, care după afirmarea, lucră- 
torilor din localitate, nu sécá nici odată. Pentru a face să-mi trecă mai 
repede indispositia, am luat cu mâna apă din рагай, spre a-mi uda fruntea; 
am fost surprins de prea josa temperatură a apei, pe care am evaluat-o 
la 6—7°6 C., sciind din tote cercetările ce am făcut; mai "nainte, cá apa på- 
raelor în locurile, chiar cele mai muntóse din térá, variază între 10—13°, 
am conchis de îndată ca, în apropiere de locul unde më aflam, trebue 
să existe un forte mare isvor, care să alimenteze acest pârăil. 

Cum chiar ре acésti apă există un fier&străii primitiv pentru producere 
de scânduri, din pădurea Statului, dată în parte în tăiere, mam adresat 
lucrătorilor ocupați la fieréstriti; ei însă n'aü putut să-mi dea nici о in- 
formaţie. Venind exploatatorul pădurii, mam adresat lui; el mi-a spus că, 
la distanța de vro 350 metri de la fieróstráü, curg după munte nisce şi- 
róie de apă; Гат rugat să më conducă acolo si a avut amabilitatea a më 
acompania, ajungénd in partea locului ne-am suit vr'o 20—25 metri si 
am dat peste punctele de emergentá ale acelor siróie de apă. Dintre stânci 
apa esia în mare cantitate; de şi ea esia din trei diferite puncte, însă 
forte apropiate, era evident că isvoreati din același basin, aflat în inte- 
riorul muntelui; am luat temperatura care ега de 57,8 С. iar volumul 
apei Pam evaluat de la 22.000 până la 27.000 metri cubi. 

Cercetările făcute asupra celor trei isvore din muntele Dichiu ati dat 
ca resultat existența unui debit de vr'o 40.000 m. с. apă de o temperatură 
de 5,8—6 centigrade și adică Dichiu No. 1 un debit de la 1.000 până la 
2.000 m. c, Dichiu No. 2 de la 12.000 până la 16.000 m. c., iar isvorul Scro- 
pósa, după cum am spus, de la 22.000 până la 27.000 m. c. 

In urma acestei importante descoperiri, mam înapoiat la 22 August cu 
d-l Budisteanu la Bucuresci, unde mă reclama serviciul, iar pe d-l inginer 
Teodorescu, cărui i-am dat instructiile necesare, Pam lăsat în localitate 
pentru a face şi alte cercetări, pentru gásire de noiü isvore. Ajungând în 
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Bucuresci, am relatat d-lui primar Robescu, despre cele descoperite. Bine 
înțeles, d-sa a rémas forte satisfăcut de resultatul acestei prime cerce- 
tări, făcute de mine. Nici nu putea fi alt-fel, cici dacă la debitul arătat 
mai sus s'ar adáoga cel al isvórelor indicate în memoriul din 1897 al d-lui 
fost director Сиси, se întrevedea posibilitatea unei alimentiri a Capita- 
lei cu cel putin 50.000 metri cubi api limpede si rece, din isvóre de la 
munte, pote mai bune de cát cea de la DAmbovicibra, având si avanta- 
giul de a fi mai aprópe de Bucuresci. 
In euránd se descoperi si alte isvóre. 


Isvorul Dulbanului si isvorul Mora dracului. 


La 8 Septembrie 1897, 4-І Inginer Teodorescu îmi comunică: 

„In urma insárcinárif ce mi-ati dat, la plecarea d-vostri din Pietrosita, 
„de a explora isvorele ce daŭ nascere la pâraele, a căror debit l-am më- 
„Surat deja în mai multe rînduri, împreună cu d-nul Inginer С. R. Mircea 
„în cursul iernei trecute, am опбге a vë supune că explorând cursul pâ- 
„raelor Ialomicióref (1) si ТЦет (2) spre origină, n'am întâlnit de cât sin- 
„gure două isvóre în valea lalomiciórei şi anume: 

„1). Isvorul din valea Dulbanului si 

„2). Isvorul de la Mora dracului 

„Isvorul din valea Dulbanului ese la lumină din talusul văei Dulba- 
„nului, întrun singur gălgoi la nivelul solului, presintă un debit de apro- 
„ximativ 5.500 până la 6.000 metri cubi pe 24 ore şi se varsă cam la 1!/; 
„chilometru de la punctul séti de emergentá. Apa are un gust excelent 
„este de o limpiditate perfectă si indică o temperatură de 6%6 Celsius. 

„Isvorul (2) de la Mora dracului ese la lumină prin două fire de apă din 
„conul stâncos al muntelui Orlea la aproximativ 15 metri înălţime d’asupra 
„nivelului Ialomiciórei (vacei). 

„Ca şi la isvorul din valea Dulbanului, apa isvorului de la Móra dra- 
,culuf, are un gust excelinte, este de o limpiditate perfectă si indică о tem- 
peratură de 696 С. 

„Afară de aceste două isvore, explorările ce am întreprins nu m’aŭ pus 
„pe urma vre-unui alt isvor, care ca aceste două să iasă la lumină din 
„perete de munte. Am întâlnit în drum o sumă de fire de apă, mai mult 
„вай mai putin importante, cari уепеай să alimenteze păraiele Іаіотісібгеї 
„Şi a Titel, dar tote aceste esiaü la lumină prin mustélá.. ...... 


dea Жалы У "С . А ИЗ, . . . OO Ay «ұқ еу AERC АСТ AK 


Chiar daci la aceste doué isvóre n'am admite de cát un debit minimum 
de 6.000 m. c. acesta n'ar fi de neglijat in cas de trebuintá, pentru a se 


(+) Trebue să (ісі lalomicióra vacei. Observ cá există cinci Ialomicióre ce se varsă in 
Ialomita, a se vedea la finele acestui memoriü fóia 2. 

(2) Tita se varsă în Ialomiţa în dreptul satului Tita, in apropiere de satul Moţăeni, 
în sus de Puciósa și având origina în virful Măgura. 

(3) Debitul isvorului de la Mora dracului s'a evaluat mai tárdiü la 4.000 m. c. 
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adáoga la debitul isvórelor, de care s'a vorbit mai nainte, dacá calitatea 
apei indeplinesce cu prisosintá conditiunile unei bune ape de béut. Cum 
însă aceste două isvóre sunt la Ore care depărtare de Ialomița si tempe- 
ratura lor este peste 6°C, ceea ce denotá cá apa nu’si are origina in 
munţi înalţă şi prin urmare debitul probabil pote fi forte variabil, le-am 
lăsat în afară din cadrul studiului mai detailat, pentru a fi studiate mult 
mai tárdiü, chiar în cursul alimentării orașului cu ape de isvóre din 
munţi. 

Nici aceste două isvóre nu sunt menţionate în memoriul din 1897 al 
d-lui N. Cueu- St. 

In fine, mai observ că, pe valea lalomicióra vacei şi văile celor-l'alte 
Ialomicióre, ce se varsă în ea, trebue să existe si alte isvore, căci multe 
din firele de apă, ce se dice că es la lumină prin mustâlă, ай de sigur 
sorginta lor în trupul munţilor respectivi; acésta o afirm, fiind că si alte 
вігбе de apă, ce еѕіай la lumină prin mustélá, dupe ce ай fost desvelite 
de ierburi, muschi etc. "ай dovedit adevărate isvóre esind din pereţi, fie 
pámintosí, fie stâncoși ai munţilor. 


Primele analise pentru determinarea composiţiei chimice a apei din 
isvórele Seropósa, Diehiu, Dulbanu si Móra-draeului. 


Desi si noi inginerii ce am fost la cercetárile descrise mai sus nu eram 
pregătiţi in deajuns, totuşi, in urma găsirei atâtor isvóre importante, a 
căror apă limpede, rece şi forte plăcută la băut, am luat probe pentru 
a dispune analisarea lor. 

Probele ce ей am luat de la isvórele Dichiu si Scropósa le-am înaintat 
la 26 August cu adresa No. 33.805 d-lui Director al Institului Chimic Uni- 
versitar pentru a fi analisate de tote punctele de vedere, rugându-l a ne 
transmite, cât mai urgent posibil, resultatul acestor analise. 

D-sa, la 18 Septembrie 1897 cu adresa No. 1.203, comunică Primăriei 
resultatul analisei chimice, consemnat în tabela anexată la adresa înre- 
gistrată la No. 87.779 din 1897. 

Nu reproduc acea tabelă din causă că mai tárdiü aceste ape sait ana- 
lisat din noti mai complect si voiti forma un tabloii general de apele tuturor 
isvorelor examinate, tabloü ce voiü reproduce la sfirsitul cercetărilor ce 
descriü. De о cam dată arăt numai că „în apa isvorulul Seropósa si Dichiu“ 
nu sa găsit Albuminoid, Azotite, Acid azotic, Azot (minimal) neoxidat, ci 
numai urme nedosabile de amoniac deja format, provenite probabil din 
causa defectudsei astupări a sticlelor si în fine urme de clorure. Analisa 
nu arată gradul hydrotimetric. D-1 Chimist face în josul tabloului urmá- 
torea observaţie: „Din punctul de vedere al composiției chimice, am- 
„bele aceste ape întrunesc tote condifiunile unor bune ape potabile. 

D-l inginer Teodorescu de la cele două isvóre nu mi-a adus nici o sin- 
gură probă de apă, ci numai din valea Dulbanului a adus o singură probă, 
care nu represintă apa isvorului, de бге-се ea а fost luată din vale, după 
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ce ара a parcurs un drum însemnat іп aer liber si prin terenuri conta- 
minabile si conţinând materii organice. — Având in vedere acéstá negli- 
genti a d-lui inginer Teodorescu, cum si constitutia sa, desi robusti dar 
improprie pentru cercetiri obositóre, m'am hotárit a nu mé mai servi de 
d-sa la continuarea studiului, de cát pentru a acompania un inginer вай 
conductor în localitate spre a-i arăta văile si isvórele deja explorate. 

Desi proba a fost réti luată si prin urmare nu putea represinta calitatea 
apei isvorului, totuşi am trimis-o la 20 Septembrie cu No. 38.138 Institu- 
tului de Chimie spre analisare. 

Deja la 25 Septembrie cu adresa înregistrată la No. 38.747 se inaintézá 
Primăriei resultatul analisei chimice, care este consemnat în buletinul a- 
nexat la ultima adresă. 

Din acest buletin reproduc părţile defavorabile şi adică: 

1). „Acidul azotos e în cantităţi abondente, provenit probabil prin infil- 
„traţiunea materiilor organice. 

Nu acesta este motivul, ci cel ce am arătat mai sus şi de care Insti- 
tutul nu avea cunoscinti. 

2) „Conţine asemenea urme de acid azotic“. 

Aceste constatări, bine înţeles, ati determinat pe d-l Chimist a face ur- 
mătoarea observaţie : 

„Acestă apă din punctul de vedere al composiţiunii chimice nu pote 
fi întrebuințată са potabilă. 

După cum am dis, analisa cum şi conclusiunea acésta nu pote fi apli- 
cată apelor din isvórele menţionate pentru motivul cá, proba de apă n'a 
fost luati de la emergenta isvórelor.—Intr'adevér probe luate cu ingrijire 
de la emergenta isvórelor si analisate in 1898 ati dat cel mai favorabil 
resultat, de óre-ce atát apa de la isvorul Dulbanu ca si de la Móra-dra- 
cului a fost găsită liberă atât de acidul azotos, cât si de acidul azotic, asa 
că 4-1 Chimist la analisa din 1898 face observaţia urmátóre 

„Din determindrile calitative şi cantitative esecutate asupra acestor 
„ape de isvor, resultă са ele se presintă са fiind chimie pure şi са 
„atare îndeplinese tote calităţile unor ape potabile. 

Cred că e nemerit a reproduce chiar aci complect analisa, făcută în 
laboratoriul Comunal de chimie şi bacteriologie în 1898 asupra apei celor 
cinci isvóre, menţionate în urma explorărei făcute sub directiunea mea 
în cursul anului 1897. 

Resultatul mi s'a comunicat la 10 Iulie 1898. 

Tabela sinoptică reprodusă mai jos, comparată cu tabela analisei din 
capitolul 2, sub titlul: Studiile apelor subterane făcute de d-nii N. Cucu-St. 
şi Thiem, arată în destul superioritatea acestor ape de isvore asupra a- 
pelor subterane, ce se distribue în oraş. 

Este suficient a trage atentiunea numai asupra unui singur punct si 
adică asupra durității, care pentru apa subterană se arată a fi de 17 
grade germane, pe când pentru cea de ivóre nu este nici de 4 grade; 
asa dar acésta este apă perfectă. 
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ezaminaie din punctul de vedere chimico-igienice şi în conformitate cu disposifiunile regulamentare. — Transmise de 
Direcţia lucrărilor technice cu adresa No. 2.868 T, din 17 Aprilie 1898. 
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Chimist expert, (ss) Elie Páunescu. 
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D-1 Chimist își exprimă dorinţa de a i se trimite cantităţi mai mari de 
ара pentru determinárile cantitative si a corpurilor, cari in cantitate in- 
fimá se află in apă. 

In împrejurările de atunci si chiar astá-df, când încă drumurile de la 
Gilma (Glava) la isvóre sunt aprópe impracticabile si destul de periculóse 
pentru persone putin obicinuite cu escursiuni ре munţi, mai cu s6mă când 
spre unele isvóre nicí pentru picior de om potece practicabile nu existá, 
acea dorintá dar nu se putea lesne satisface. 

Ar trebui să se iea ca probă câte 8 litrurí de apă in loc de 1 litru de la 
fie-care isvor, si acésta in fie-care luni sati cel putin la doué luni, cum 
însă atunci eraü cinci isvóre în observaţie, urma a se lua 15 sticle de 
арӣ, al căror transport este forte dificil; avându-se in fine în vedere si 
marea economie impusă pentru, aceste studii, nu ға putut încă satisface 
dorinţa d-lui Chimist comunal. 

Cu acestă ocasie îmi permit a deschide următorea parantesă: 

Abia în anul acesta am putut obţine, cu бге-саге greutate, un credit 
de 9.000 lei pentru (o trocátóre) un pod, de construit peste Ialomiţa prin 
cheia (1) ei din aval. Prin acest pod sar fi scurtat şi facilitat forte mult dru- 
mul la staţia de observaţie, numită Scropósa si la isvore; ре când podul 
era început, am constatat însă cu mult regret că, în urma întorcerii co- 
misiunii, ce în luna Iulie a. с. (1902) a visitat isvorele, 4-І Primar, nu sciü 
pentru cari motive, a suspendat lucrarea podului, care este de cea mai 
mare necesitate; acéstá suspendare de lucrare, desi а fost numai timpo- 
ralá, n'a putut fi de cát in detrimentul studiului întreprins. 

Am stáruit dar са 4-І Primar, in basa acestui motiv să aprobe continuarea 
lucrării suspendate, care în alte împrejurări ar costa cel putin 20.000 lei 
in loc de numai 9.000 lei, credit ce am cerut si care s'a acordat. 

Aci închid parantesa si mé întorc înapoi spre а relua firul expunerii 
în ordinea cronologică si a naturei lucrărilor. 


Contiuuarea studiului іп 1898 asupra celor cinci isvóre. 


Expunénd d-lui Primar resultatul primelor cercetări, cari ай avut drept re- 
sultat revelatiunea existenţei celor cinci isvóre menţionate, cu un debit apre- 
ciat la aproximativ 40.000 тп. с. pe di, a unei ape cu gust plácut la béut, 
am primit la 11 Septembre prin Secretariatul general, din ordinul d-lui 
primar Zobescw, comunicarea No. 36.639/97, in care între altele se dice: 

„Incă din anul trecut vi ға dat însărcinarea de a vé ocupa cu studiul 
„asupra, сарійгії apelor de munte intreprindénd în acest scop o serie de 
„experienţe si analise asupra debitului si calităţii apei din isvóre, pentru 
„care vi sa dat si personalul (2) necesar. 


() Sub denumirea cheie se înţelege o strámtóre stáncósá prin care se scurge apa. 

(2) S'a vădut cá personalul pus la dispositie a fost doi 4-пі ingineri, din care 4-1 
Mircea) а 3... а demisonat, iar 4-1 Т, Teodorescu, din causa constituţiei sale, nu era 
propriii studiului întreprins. : 
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„In acelaşi sens vé invită, să luaţi măsuri pentru continuarea acestui 
„studii, dându-vă latitudinea de a vă recruta personalul de care veţi avea 
„nevoe din Direcţia Lucrărilor Technice, . 

„Resultatele ce le veţi obţine, le veţi supune d-lui Primar treptat spre 
„a se asigura de ele si a fi în acelaşi timp si următor votului Consiliului 
„Comunal din şedinţa de la 7 Iulie a. с., care a incuviintat (+) continuarea 


„Studiului acestor ape. 
In urma acestui ordin am făcut cunoscut d-lui Primar: 1) că Directiunea 


technică nu dispune de personal în acest scop; 2) со să încâpă timpul 
ploios şi cercetările asupra debitului în asemenea împrejurări pot să fie 
exagerate; 3) că în timpul іегпеї, când debitul este minim, nu se pot face 
cercetările din causa lipsei totale de locuinţe în regiunea acelor isvore si 
prin urmare este necesar mai întâii construirea unei asemenea clădiri 
pentru adăpostirea personalului. 

In basa acestor argumente, continuarea studiului a fost amânat până 
în primăvara anului 1898. 

Intr’adevér, chiar la începutul lunei Aprilie 1898 am si trimes în valea 
Ialomiteí pe 4-І inginer T. Teodorescu si 4-І inginer stagiar At. Ionescu, 
pentru a măsura cu aproximaţie posibilă debitele celor cinci isvore si а 
lua probe de la ele pentru са іп urmă să fie supuse analisării. 

D-lor în mijlocul lunei Aprilie 1898 îmi predaü cinci probe de apă, luate 
între 8 şi 12 Aprilie la sorgintele isvorelor menţionate. La 17 Aprilie le- 
am înaintat Laboratorului de Chimie, iar resultatul analisei, ce mi s'a co- 
municat toemai la 10 Iulie şi Pam reprodus deja mai sus, denota exce- 
lenta calitate a apei. 

La începutul lui Maiti d-nii ingineri îmi adresézá un raport asupra mesurii 
debitelor. Din acel raport reproduc în resumat urmétorele: 

„Grija nostri a fost de a procede la о mésurátóre exactă pe cât posi- 
„bil a debitului fie-cărei sorginti.“ 

„Pentru acest scop am procedat la înfiinţarea de deversóre provisorii 
„pentru fie-care sorginte, în puncte pe cât posibil mai favorabile şi mai 
„aprope de emerginţă, calculând 1 debitul pe secundá dupi formula ғ 


== m bh V2gh. 


Resultatul dat atuncă de d-lor, Ten sectia de formá drept unghiulará a 
deversoruluf, este: 1). Pentru isvorul Seropósa pe di debitul Q 13.478 m. c, 
Observ că isvorul Scrop6sa se compune din З siróie вай gâlgdie aprope 
egal in debit si numaí cátí-va metri departe unul de altul. Cel atuncí mé- 
surat este cel ce se varsă mai aval in рагай. 

1). Pentru ET debitul a tuturor treísiróie a fost de sigur in acea 


di cel puţin. . . . 2505 5-5 2 > (бе ИЩ fc: 
2). Pentru Diu No. 1 pe qi debitul serere Ты TQ ОН mie 
3), Si robul NOD ES RS СААИ: 


(+) Nu ineuviintat ci aprobat, incuviintánd a se înscrie sumele in budget. 
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4). Pentru sorgintea din valea Orlei (1) pe di debit . . Q= 3.628 m. c. 

5). T 5 Dulbanului » Us iin, ОЕ ASTON, 

Debitul insumat, dupš cum s’a indicat prin raportul mentionat, a fost 
ре di in luna Aprilie de 49.989, iar rectificat, in urma observatiunii, ce 
am făcut, el а fost 0--74.511 m. c, adică aprope 74.000 m. c., iar al celor 
trei d'întâii rotund de 66.000 m. c. 

Acest debit este aprope îndoit de cât cel ce am arătat mai înainte; 
ceea ce este forte lesne explicabil prin faptul topirei zăpedii, pe când 
în 1897 am apreciat debitul la 40.000 m. c. spre finele lunei August, când 
topirea deja era aprópe săvîrşită si mai mult timp înainte, nu ploase de 
cât forte puţin. 

La 30 Iunie 1898 intervine votul Consiliului Comunal, prin care se а- 
probă proiectul d-lui inspector general Elie Radu, pentru alimentarea 
oraşului cu ape subterane. Acest vot Pam reprodus în întregime, când am 
vorbit despre apele subterane, aci repet însă partea referitore la apele de 
munte si adică: 

„Tot odată Consiliul теп те votul seu din 7 Turie 1897, privitor 
„la studiul apelor de munte.“ 

Asa dar două voturi si trei ordine sunt basa studiilor, се am întreprins 
a face asupra apelor de isvore de la munte şi în special a celor din thal- 
wegul muntos al Ialomiţei; cu tote acestea adesea am intimpinat dificul- 
titi, întâiu din causă că s'a consacrat sume prea mică pentru un studii 
mai complect si mai în urmă pe lângă acésta am avut o luptă si contra 
părerilor unor persone aparţinând Administraţiei Comunale si chiar a d-lui 
director A. Davidescu, după cum se va vedea mai tárdiü. 


LUCRARI 
Clădiri în staţia Seropósa. 


In urma celor arătate, sub cele din urmă două titluri, se impunea un 
studii mai amănunţit al isvorelor, despre care deja am vorbit şi cu deo- 
sebire mai întâiii al isvórelor Scropósa si Dichiu, în acest scop cum şi 
pentru a se căuta si studia si alte isvore, ce sar mai alla în acea regiune, 
era neapărat trebuintá a se construi o clădire în apropiere de cele trei 
isvore, pentru adăpostirea inginerului, ce s'ar destina pentru a face studiul 
în valea Ialomiţei. 

In consecinţă, prin raportul meii No. 28.037 din 8 Iulie 1898, am cerut 
aprobarea unei sume de 6.000 lei pentru construirea unui canton cu două, 
trei odăi. Proectul s'a întocmit aprope în limitele creditului aprobat. In 
urmă ға găsit necesar a se face lucrări de terasamente si nisce depen- 
dinte asa cá, după cum se va arăta mai tárdiü, ғай mai cerut si alte 
credite. 


(1) Acest isvor este in valea Orlei, putin in sus de Móra-draculuí si el a mai fost nu- 
mit isvorul Móra-draculul. қ 
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Pentru construirea cantonului ţinându-se concurenţă, oferta cea mai 
avantagiósá a fost de 9.500 lef, o a doua ofertă era de 10.000 lei, asa cá 
ofertele fiind prea mari, s'a decis construirea cantonului în regie. 

Cum terenul destinat cantonului aparţinea Ministerului de Domenii, s'a 
intervenit cu No. 28.037 din 15 Iulie 1898 pe lângă acest onorabil Minister 
pentru a bine-voi să pună la dispositia Primăriei Oraşului Bucuresci te- 
renul necesar cantonului si dependintelor pentru crearea staţiunii de 
observatiuni, numită astădi Staţiunea Scropósa. lar Ministerul, cu adresa 
No. 63.382, registrată la No. 32.237 din August 1898, dispune constatarea 
la faţa locului, determinarea unei parcele de 600 m. p. din moşia Statului. 

Alegerea locului, pe care urma a se construi cantonul, a fost de óre-care 
importanţă şi a dat loc la mai multe constatări la faţa locului. 

De la început cu d-l inginer B. Giulini s'a hotărît ca locuinţa (cantonul) 
să se construiască pe moşia Statului, în care scop s'a făcut intervenţia 
menţionată, iar d-l Giulini la 27 lulie 1898 avea deja gata caetul de sar- 
cini pentru construirea unui canton cu dependintele respective pe valea 
lalomiţei, lângă isvórele Scroposa. 

In art. 5 al caetului de sarcini, semnat de 4-І inginer В. Giulini, se dice: 

„Terenul unde se va executa (cantonul si dependintele) aparţinând Sta- 
„tului, va fi pe valea Ialomiţei, lângă isvórele Scrop6sa“. 

Pentru că d-l At. lonescu, care a fost însărcinat cu executarea lucrărilor 
în stațiunea Scrop6sa, făcea obiectiuni asupra locului destinat pentru 
acéstá staţiune, s'a trimes in luna August d-l Tenchoff pentru alegerea 
terenului ; în urmă d-l At Ionescu face un raport către serviciul Studiilor. 
In acest raport 4-1 Ionescu dice: 

„Locul cerut la Ministerul Domeniilor pentru constructiunea cantonului 
„din valea Seropósa, comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, si fixat de către 
„1-1 Tenchoff, ne fiind favorabil pentru constructiune din causá că e forte 
„accidentat si pentru aplanare. . . . . . . . . . . . . lucrări cari ar 
„costa o sumă destul de Б tusea a в 

„In vedere cá іп fata acestui loc se găsesce o Pos dabil de 
„frumosă (apreciere a d-lui Ionescu) cu vederi deschise si după declara- 
»liunea d-lui proprietar M. Panturoiu, care oferă gratis o suprafaţă de 
„800 metri pătraţi necesari pentru constructiunea cantonului si depen- 
„dinţe pe tnrmen de 10 ani, си condifiune са după trecerea acestui 
„termen, cantonul şi ori-ce îmbunătăţiri să remâe propietatea d-sale, 
„adecă în aceleași condițiuni în care ғай cerut Onor. Ministerului de 
Domenii. 

D-l Giulini fiind ca si mine absent or in congediü, ajutorul săi 4-І in- 
giner Galluci supune raportul de mai sus d-lui Consilier, ajutor delegat, 
care îl recomandă serviciului Contencios; acesta referă, ce formalitáti tre- 
buesc îndeplinite si d-l Meliseanu la 21 August pune resolutia: „Se va 
construi pe locul Ministerului“. 

Asa dar, chestiunea alegerii locului era prin acésta definitiv hotáritá in 
conformitate cu primile dispositiuni. 
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Totuşi la intórcerea mea din congediü, din ordinul d-lui Primar, 4-І in- 
giner А. Galluci, ajutorul şefului de serviciii, descinde la faţa locului si 
mi-a raportat la 28 August 1898, prin nota de serviciii No. 604: 


„Domnule Inspector general, 


„Conformându-mă ordinului d-lui Primar m'am transportat іп valea 
„Seroposă іп punctul unde 4-1 inginer Ionescu construesce un canton pen- 
„tru personalul destinat a studia apele de la munte si am constatat ur- 
miitorele : 

1) „Alegerea punelului unde urmeză a se construi cantonul. Locul 
„cel mai nemerit pentru a instala acel canton este positiunea alési de 
„1-1 Tenchoff, pe muntele Dichiului, (proprietatea Statului), loc neexpus 
„inundaţiilor si de unde e forte uşor de a se face constatările dilnice la 
„cele trei isvóre din valea Scropósá, pentru că ele se află împrejurul acelui 
„punct si în apropierea lui. Punctul ce a ales d-l Ionescu pe proprietatea, 
„d-lui Panturoiu nu este recomandabil din punctul de vedere că el se află 
„dincolo de Ialomiţa (1), isvórele sunt neaccesibile de la acel punct fără а 
„trece peste riul Ialomița si sar impune construirea unui pod peste acest 
„rii, terenurile din acea positiune fiind mlástinóse. 

Restul raportului, care e lung, tratézá despre alegerea materialului de 
construcţie, aprovisionarea lemnăriei şi despre măsurile de luat pentru 
constructiunea cantonului. 

Trec peste acestea, de бге-се ele nu se referă la alegerea locului des- 
tinat constructiunilor. (2) 

Aprobând la 28 August 1898, acest referat, n'am făcut alt-ceva de cât 
a mă ralia la ceea ce se hotărâse şi se aprobase în regulă mai nainte. 

Mai adaog însă că pentru mine există și motivul următor: 

Cantonul fiind construit pe locul Statului, va fi peste 10 ani proprie- 
tatea sa, dar în cas că studiile ar continua peste 10 ani sali ar fi necesar 
Primăriei Capitalei, Statul pote să 11 cedeze, fără dificultate şi chiar fără 
despăgubiri, ceea ce un particular (4-1 Panturoiü) war face-o în nici un 
cas si ar căuta să tragă mare profit. 

După acésta s'a si început construirea cantonului, саге sa si terminat 
la finele tomnei. 

In urma motivelor expuse, o revenire era inadmisibile, aşa că, constat 
cu regret că, raportul făcut după începerea lucrărilor şi cel cu No. 34.500 
din 21 August, prin cari încă sa criticat alegerea locului pe moşia Sta- 
tului, nu numai cá alterézá adevărul asupra celor petrecute, dar denotă 
cel puţin o lipsă de tact, imi place să cred că autorii acelor rapórte ай 
comis'o fără precugetare şi trec mai departe. 


(+) Acésta când apa Ialomiţei este mare, 
(2) Planul clidirilor in statia Seropósá, in desvoltarea actualá se vede la finele memo- 
гішіші in fóia 3 si 4, iar vederile іп fóia 8, 9 si 10. ` 
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b) Ezecutarea lucrărilor în regie; cu acésta a fost însărcinat 4-1 At. 
Ionescu, căruia ға pus la disposiţie sumele necesare. 

La începutul lunei Decembre 1898, cantonul si о dependinti ай fost ter- 
minate si ай costat 7.256 lei, adicá mai putin cu 2.246 lei de cát cea may 
mică ofertă, in plus ға construit un giamlâc la casa principală (cantonul), 
Ға tăcut pavagiul in jurul clădirilor si cantonul ға vápsit pe din atară 
бі ináuntru cu culóre de uleiü. 

D-l At. Ionescu, cu tote dificultăţile locale, а executat lucrările esact, 
solid si estetic. 

с). Cheltueli făcute in 1897 şi 1895. 

Pentru lucrările de terasamente, facerea platformei necesare pentru am- 
plasamentul constructiunilor, s'a cheltuit 2.365, iar 854 lei 25 bani ғай іп- 
trebuintat pentru intimpinarea cheltuelilor făcute de 4-1 B. Giulini, şef de 
вегуісій, C. I. Strobel inginer şi At. Ionescu, conductorul lucrărilor, cu di- 
feritele drumuri, transporte si diferite inspectiuni si 490 lei diurnă plă- 
titi d-lui At. Ionescu pentru 49 dile. 

In total de la іпсерегеа studiilor apelor de isvore in regiunea muntósá 
a Ialomiţei (si a Dâmboviţei) ға cheltuit in 1897.. . . .lei 1.547,00 
iar in 1898 s'a cheltuit pentru explorari.. .lei 1.592,80 
Lucrárile din statia Seropósa transport, diurne, 


In demni Sări лга ure dee >, 10905.25 
Instalarea d-lui At. TORO. la Боос EE 600,00 
Personalul plătit cu diua is 2.2... zi pi 105.00 
APTE ȘI an Ai (A ls лы a raul cena DOOQI 
Deversóre provisorii. . . Өл ТЫНЫН 508,50), 1522055 
Total pe anul 1897 si 1898 . UM S 16.83.55 


Cu acéstá cheltuială sa făcut primul pas spre un studiü mai serois. 


Construirea deversórelor la isvórele Seropósa si Diehiu No. 1 si No. 2. 


Când construcţia clădirilor din staţiunea Scrop6sa era aprópe termi- 
nată, am cerut prin raportul No. 42.851 din 20 Octombrie 1898 numirea 
personalului strict necesar pentru studiarea regimului apelor din acea 
localitate. Cum însă cantonul nu era complect gata şi nu se putea în el 
încă instala definitiv un inginer si eventual si un inginer stagiar вай con- 
ductor, am cerut a se numi de o cam dată pe diua de 1 Noembrie nu- 
mai un lántar si un pasnic al cantonului, iar inginerul stagiar, ce era іп- 
sărcinat cu conducerea lucrărilor, urma să locuiască încă la Petrosita 
вай Moroeni. 

R&mânea dar a se numi mai târdiii încă un inginer stagiar вай con- 
ductor pentru facerea de nivelmente, rădicări de planuri etc. 

Partea cea mai importantă a studiului era însă constatarea debitelor în 
mod mai precis şi cât posibil mai des, chiar dilnic. Pentru a putea face 
acésta, era indispensabil la început а se construi deversóre, măcar la is- 
vorele din muntele Dichiu, care erai aprope de cantonul staţiunii de 
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observatiuni. Cum deversorele definitive іп zidărie nu se putea face іп 
timp de iarnă, am cerut cu No. 48.088 din 30 Noembrie 98, pe lângă cre- 
ditul necesar pentru instalarea la statiunea бегорбва a d-lui inginer sta- 
giaiar At. lonescu si 400 lei pentru construirea de desversóre provisorie. 
In anul 1899 încă din luna Februarie prin raportul No. 7.504 am cerut 
aprobarea construirei a patru deversore şi fiind-că construcţia lor trebuia 
să incépá în luna Martie, pentru a nu se perde timp am cerut a se or- 
donanţa un acompt de 4000 lei pe numele șefului serviciului studiilor. 

Raportul s'a apropat de 4-І Primar (Robescu), care a acordat in tot-d'auna 
sumele cerute pentru ori-ce lucrare strict necesară acestui studii, al că- 
rui început se datoresce iniţiativei d-sale. 

Pentru cele trei siróe de apă вай isvore, apropiate unul de altul, tote 
la un loc numite isvorul Scrop6sa, fiind-că se varsă în páriul Scropósa, 
ға construit un singur deversoriü mare, şi câte un deversoriii la cele 
două isvóre Dichiu I si П, asa că în loc de 4 sa construit numai trei 
deversóre. . 

Lucrările pentru construcţia acestor trei deversóre (1), executate în regie 
de d-l inginer stagiar At. Ionescu în modul cel mai satisfăcător, constă 
din tăerea copacilor, scóterea rădăcinilor, curățirea terenului, debleerea lui 
până la stâncă вай pămînt sănătos, abaterea apelor si din: 

55,99 m. с. zidărie de beton, lucrată cu ciment şi var hydraulic; 
102285), $ » piétri brută cu ciment si var hydraulic ; 
163,50 ,, , pavagiti lucrat in mosaic cu ciment si var hydraulic ; 
344,89 ,, ,, tencuială de ciment, selivisită; 

247,52 ,, , blocagiü de piétrá brutá. 

Tote materialele zidiriei ati costat fórte scump din causa transportului 
extra dificil, chiar aprovisionarea nisipului a costat 15 lei m. c. căci el 
trebuia pus în saci si cárat de ómení în spinare până la punctul lucrării; 
peste costise, pe care omul nu le putea trece cu greutate mai mare de 
25—30 kilograme. 

Vanele de fer, drept unghiulare ale deversorelor ай fost furnisate de 
Scola de Arte si Meserii din Bucuresci. 

Cu tote aceste greutăţi, deversórele ati fost terminate pe la jumătatea 
lunei August 1899 si costul a fost de 22.175 lei. 


Completarea de lucrări. Totalul cheltuelelor făcute. 


In afară de construcţia deversórelor, in campania acestui an sai mai 
executat si următorele lucrări: 

Mărirea platformei, a unei case compuse din două odăi pentru lántar 
şi pasnic, a unei magasii pentru material, un zid pentru sprijinirea ma- 
lului în dosul clădirilor, împrejmuirea şi drumul din vale la canton, ri- 


(1) Planul deversórelor se vede pe fóia 4 si foile 5, 6, 7 si din foile 11—16, reproduse 
după fotografii, anexate la finele memoriului. 
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golele pentru scurgerea apelor si impetrirea curţii; tote aceste lucrări ай 
costat 10.130 lei si 45 bani, la care se mai adaogă 5.934 lei plata pe 1899 
a personalului de la Scropósa. 

De la 1 Ianuarie 1899 până la 1 Ianuarie 1900 ға mai necesitat 1.438 
lei si 50 bani pentru transport, ómeni, cai, etc., pentru explorări făcute pe 
valea Ialomiţei (şi Dâmboviţei). 

In scurt, tote lucrările executate în 1899, construcţia deversórelor, plata 
personalului însărcinat cu lucrările si cu studiul apelor de munte, precum 
şi tote cheltuelile făcute cu diferite transporturi, inspectiunj, etc., ай costat 
suma de lei 39.677,95. 

In 1900 cu lucrările de întreţinere, plata personalului, cheltueli de tran- 
sport, etc. s'a cheltuit suma de lei 8.517,75, iar în anul 1901, inclusiv ri- 
dicările de planuri pentru staţiunea Scropósa, s'a cheltuit suma de lei 8.899,45 
în total de la 1897 şi până la 1 Ianuarie 1902, pentru tote lucrările exe- 
cutate, plata personalului, reparatiunj, diferite cheltueli de transport, inspec- 
tiunf, visitarea si căutarea de noi isvore, s'a cheltuit suma de lei 73.923,70 
care se specifică în mod sumar în tabela urmátóre: 

Cheltuelile făcute pentru si cu studiul apelor de isvore din munţi, în 
vederea viitorei alimentări a oraşului cu atari ape. 

1). Cheltueli făcute in 1897: Pentru explorări în valea muntósá a Dâm- 


bovitei şi Ialomiţei . . . zo UR. et E TAOD) 1.547,00 
2). Cheltueli fácute іп 1898: Pon PS A 1 
valea muntósă a Dâmboviţei şi Ialomitei . . . . ,, 1.592,80 


Pentru constructia cantonului la Scropósa pe mun- 
tele Dichiu, terasamente, transporturi, diverse, etc. ,, 10.965,25 


Pentru mutarea ingineruluí stagiar la statiunea de 14.333,55 
observaţii Scropósa . . ... sito 690,00 
Plata personalului până la 31 Dec 1898 . li 06700 
Pentru exloriiri si deversóre provisorii . . . . . „ 508,50 


3). Cheltueli fácute in 1899: Pentru бопса 

а trei deversore, construirea dependentei pentru 

personal, barace, complectarea platformei, facerea 

unuí zid de sprijinire, pavage, rigole, drum, impe- 

отете ee L ы а UR) SOR tU eI СЕМЕІЕ815698356 

Plata personalului. . . . . » 4.513,90 
4). Cheltueli fácute іп 1900: атава ns 

rilor, plata personalului, şi diferite cheltueli de 


| 39.212,25 


transport. sv. АЗАС ол А) 
5). Cheltueli fücute in 1 1901: “Plata e on ai sil „4.003,35 

Reparatiunf de întreţinere ..........., 615,85 

Plătit d-lui Arzoiu. lor pana 1001004 S 89945 

Pentru transport si ridicări de Dian Jor NR. LOOTED 

Totalul cheltuelilor făcute de la 1 Iauuarie 1897 

până алд Decembrie 1901. OE О Ter. 7251000 
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In cinci ani s'a cheltuit, pentru personal, indemnisări, trans- 


porturi, explorári de isvóre si observatiuni, suma de lei . . , 28.166,70 
In acest interval s'a cheltuit, pentru tote construcţiile din 

staţia Seropósa si pentru deversóre . . . .......,, 44343930 

la care dacă mai adáogám încă . . . . . 21900-5058 30:66670 


ce aproximativ se vor cheltui anul acesta cu alto сіпсі deversóre la cinci 
пош isvóre şi cu trecátórea prin cheia lalomitel, aproximativa cheltuială 
totală pentru lucrări va fi de lei 75.000. 

Pentru acéstă sumă Primăria Capitalei, pot dice că, are înflințată o sta- 
tiune de observatiuni in thalwegul muntos al lalomiter, forte confortabilă 
şi capabilă a satisface în viitor tote trebuintele pentru studiile necesare 
alimentării Capitalei cu apă excelentă (disá ideală) de isvóre din munți, 
are (captiri provisorie cu) deversóre la opt isvóre, din cari doué cele mai 
importante sunt cele din muntele Dichiu. 

Pe lângă acésta mai e de observat cá, staţiunea Seropósa, înzestrată cu 
aparatele necesare, servesce si ca statiune meteorologicá. 

In anii următori, în afară de cheltuelile pentru personal si studiile res- 
pective, probabil nu va mai fi necesar, pentru întreţinerea lucrărilor deja 
esecutate si mică lucrări din noü, de cât aproximativ de 5.000 leí anual. 

Termin acésti parte, privitóre la lucrárí, cu observatia cá, creditele ne- 
cesare pentru cele cinci isvóre si cu deosebire pentru trecátórea (podul) 
prin cheia din aval a Ialomitei, in apropiere de Scrop6sa, ай fost acor- 
date numai gratie marei mele stáruinte si bunei vointe a d-luí Primar 
Procopie Dumitrescu. — Exprim dar aci mulţumiri d-lui Primar, care, con- 
secinte, voturilor Consiliului Comunal din 7 Iulie 1897 si din 30 Iunie 1898, 
a purtat cel mai mare interes studiului apelor de munte, cu care am fost 
51 sunt exclusiv însărcinat, studii obligatoriü pentru unele administratiuni 
Comunale pentru altele recomandat prin voturile aci menţionate. — Repet 
multumirea mea că d-sa ca si predecesorul sëü d-nul B. Delavrancea, nu 
а desconsiderat cele două voturi si nu a dat ascultare indemnului direct 
si indirect al d-lui director A. Davidescu, de a suprima studiul apelor de 
munte, dând ca motiv de suprimare, alimentarea oraşului cu apă subte- 
rană (de puțuri), nevoind d-nul director să tie sémi cá o dată cu votarea 
acestei alimentării ға decis şi studiul apelor de munte. Regret forte mult 
acéstà neobservare din partea d-lui A. Davidescu, directorul lucrărilor 
technice, de la care mé aşteptam tocmai la contrarii, de óre-ce cumnatul 
d-sale d-nul Inspector general Elie Radu, sub a cărui directiune ғай exe- 
cutat lucrările actualei alimentări cu apă subterană, prin memoriul sëü re- 
comandă studii îndelungat asupra apelor de munte. 


Măsurarea debitelor prin deservore. 


Deservorele, a căror lungime rémáne constantă pentru fie-care isvor în 
parte, servesc la constatarea colónelor variabile de apă si în consecinţă 
la măsurarea cât se pote de exactă a debitelor în momentul observatiu- 
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nilor si apoi al debitelor dilnice, care se calculézá în urma а două obser- 
vatiunj вай cetiri pe di la fie-care deversoriü, si adicá la orele 8 а. m. si 
la 6 вай 8 p. m. pentru isvorele din muntele Dichiu. 

Debitul celor-l-alte cinci isvóre, pentru care acum se construesc (captări 
exterióre saü provisorii cu) deversóre, fiind mai depártate de statiunea 
Scropósa, se va másura, de o cam datá, o datá pe di, la ore ce se vor sta- 
bili in urmá. 

Tote observatiunile asupra variatiunii debitelor, precum si observatiu- 
nile meteorologice sunt trecute întrun registru sigilat si parafat, ce se 
pástrézá la staţiunea Scroposa de către d-l At. Ionescu, care trimite Pri- 
miiriei tablori lunare, reproduse întocmai după acel registru. 

Pentru a se vedea felul cum sunt întocmite tablourile lunare, copie a 
registrului menţionat şi ce constatări se trec în el, reproduc aci un ta- 
bloii, coprindend datele observatiunilor făcute şi resultatele obţinute, spre 
exemplu pentru isvorul бегорбва, tabloul pentru luna Decembre anul 1901. 
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ISVORULUI SCROPOSA 
SI 
OBSERVATIUNILE METEOROLOGICE 
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PRIMARIA ORASULUI BUCURESCI 


Statiunea Scropósa. 


Luna Decembrie тоот. 


SEOTIUNEA APELOR DE MUNTE 


Comuna Moroeni. Indltimea statiunet d'asupra nivelului máret |... metri. Termometrul maximum sistem... No. ...... divisiunea in grade si... corecțiunea............ 
Бы NE iter > termometrului d'asupra solului ____ " > minimum oo ssl. э 2222 » ” СЕ 
харо АНА 33 udometruluă 5 = a) Е Suprafaţa veservoruluă udometrulut ____0.020____. m.2 corectiwnea, ____ 0.4... 
Observatiunile ғай {сш la orele 8 a. m. sila 6 p. m. 
ұз Tempe- 7 т 
5 DEBITUL APEI PE SEC B в НА NEBULOSITATE UDOMETRU ™/m | 
= ы, © [Ж БЕП | Г | 
“e i x V | 
Ë 5 Ë ДЕ š š GRADUL (0—10) FORMA NORILOR |  APACÁDUTÁ | | Gros, Strat. de Západà (МОЕ RE ©) ES T, OBSERVATIUM | 
2| € |а. ш. | p. m. | mediü д E 5 0 врат Рза аа rem IE 
B < A |а ааа Zla mlp mja] 5| 5| 8 
1. 1. IL me. |3|8a|s|g|o! = а) Е S| |н 
1| 0.8899! 0.3829 0 3829 | 33.082,56|60.0|50.7| 29 O| 2| 1.0 Stratil Sen. | 0.0| 0.0| 0.0||| — | — /0.300| —? p-10.,,' a. Ger tare în timpul nopţii, diua sóre fr.| 00]. deapáa m.0.514 p.m. 0.514 
9| 0.3829| 0.3829 0.3829 | 38.082,56|60.0| 50.8] 101| 2° 12| 6.) Pal | Cum. | 6.5| 3.1| 96) | — /0.040/0.220| @°==°p-8.,,. аже. -s0 4-8. p. 2° 3-6,4 p. pe la 8 séra sen. 0.514 0.514 
B| 0.3807) 0.3807 0.3807 | 32.892,48]60.0/50.5] 30| 0| 3| 1.5 0um.Str| Sen. | 00 0.0| 00/1 — 0.260] w+ 6.,,/-9.,," a. ApoisGre frum moinii, ziip. se topesce. 5 0.512 0.512 
4| 0.3807) 0.8807| 0.8807 | 82.892,48]60.0|50.8| 1° O| 1| 0.5| Str. | Sen. | 0.0| 00 0.0|| — | — |0.220] —* p-10.,, а. Apoi sóre, senin, cald. » 0012 0.512 
5| 0,8784 0.3807 0.8790, 82.793,12|6°.0| 50.8) O| 8) 3| 1.5 Sen. | Cum. | 0.0) 00 00/1 — | -— |0.190) —* p-10.,,". a. Tótá diua cald. | » 0510 0.512 
6| 0.3784| 0.3784 0.3784 | 32.693,76| 69.0| 59.8|10% 20| 12| 6.0) Pal. | Cum. | 0.8| 00 0.8/| — | — [0480 =? p-12 s`. p. w? 11.59. a-2 p. Apoi sóre cald până séra. ж. (0810 9:510 
< "| 0.3782| 0.3784 0.3778 | 32.598,72| 69.0) 50.8] 102] 102| 20| 10.0) Pal. | Pal. | 0.0| 0.0| 0.0||| — | — |0480| =° p-11,,". a. =? 2-5,” p. ==! 6. p-p. » 0508 0510 
8| 0.3762) 0.3762 0.3762 | 32.503,68| 6°.0| 5°.8| 10+ 104 20| 10.0! Pal. | Pal. | 48| 1.5| €3/| — | — (0:160) @°==! p-8.,. a. =? 8.40". a-p- » 0508 0508 
9| 0.3751| 0.8751| 0.8751 | 32.408,64| 60.0} 50.8] 101| 101| 20| 10.0| Pal. | Pal. | 9.8| &.915.2]| — | — |0.130| @: p-p. =°? 9.,,". a-4.6,. p. @° 4.50 р-р. „0.507 0.507 
10| 0.3729! 0.8729| 0 3729 | 82.118,56| 6°.0| 598) 8+ 10# 18| 90) Nim. | Pal. | 0.9 8.1 90| | — | - 10.090] @' 8.0-9 ,,. a. =? 10.3". a-p. » 0505 0505 
V)|suma | 3.7844| 8.7889! 3.7866,|327.166.56 64 |47 |111| 55.5 22.8|18.6!40.9 
Q| 11] 03718 0.3707 0.3712,} 32.076,00| 6*.0 59.8)10% 3 15| 7.5] Pal. | Nim. | 00 00.00/- | — 0090 =° p-11.,;. a —° 11. a-2 0° p. Col. de apá a.m. 0.504 p.m. 0.503 
12| 0.3707| 0.8707,0.3707 | 32 028,48|6*.0/59.8|10*| 0110 5.0) Pal. | Sen. | 36, 5.2| 8.8||| — | — |0.080 ©: p “llata. ma 10.5,.a-1. p. Apoi sóre spre s. ger » 0.503 0.503 
13| 0.3685| 08885 0.3685 | 31.838,40| 6°.0| 50 8| 90 0 | 2 1.0| Str. | Sen. | 0.0| 00 0.0||| — | — |0.060| —* p-10.,,*. а. Tótá diua sóre, cald, nóptea ger. » 0501 0.501 
L 14| 0.3674| 0.3674 0.3674 | 31.743,36] 6°.0| 5%.8 0| 0| 0 00) Sen. | Sen. | 0.0 0.0| 0.0 0.050| —? p-11. a. Sóre, senin, cald. » 0500 0.500 
18| 0.3668, 0.3674 0.3668, 81.692,84| 690 50.7102 10% 20 10.0) Pal. | Pal. |11.6) 4.9|16.0 0.020 0.085 0.070 @° X° p9.,. X194," а-12. P= Pay -р. » 0499 0500 
16] 03668! 0.8662 0.3668 | 31.648,32| 69.0 59,7|10% 102| 90 10 0| Pal | Pal. | 3.2 2.1 5.3) |0.015 0.090 X ps a ° X° Ily a-12., P= 4.50". P-P. » 0499 0499 
17| 0.3641) 0.3641 0.3641 | 31.458,24|69,0/ 591105: O| 10| 5.0| Pal. | Sen. | 0.9 0.0| 0.9 — | — |0090| =: p-8.,,'.a..»? 9.,,`-11.а. apoi sóre intr. senin. s. ger. A 0.497 0.497 
© 18| 0.3630| 0.8619 0.3624, 31.315,608|6^0/5^7| 0| 3° 3 1.5! Sen. | Cum. | 001 0.0! 00). 0 090| —:5p-12.,,". p. Ger tare în timpul noptli, diua sóre frum. > 0.496 0.495 
19| 03619 03619 0.3619 | 31.268,16[60.0 507]10:| 0| 10| 52 Pal. | Sen | 511 0.9 6.0 0.080 0.010/0.170 X1 p-8,, — 10," a-3.,,. p. apol senin si ger. » 0495 0.495 
20| 0.3619) 0.3619 0.3619 | 31.268,16 09.0, 5°.7| 8110419. 6.5| Nim. | Pal. | 0.0 00 00 || — | — [0.180] —! V! p-11,, . a =: 444-6. p. » 0495 0.495 
(Y | Suma | 3.6619| 3.6608|3.6613, [316.340,64 65 |38 |103| 51.5 24.4|18.1|87.5 
| 
21| 0.3586, 0.3564| 0.8575 | 30.888.00] 6°.0| 50.7| 104 10+ 20] 10.0) Pal. | Pal | 0.0 19 4.9| || -- |0.090|0.180] ='р-10 ,,". a _w® 10 a-1.,,". р. 3€38.,,-5.,9" р. =! 6 р-р | Col. de apăa m. DASS 0.490. 
O 22] 0.3553, 0.3532 0.3542,| 30.607,20/6^ 0 5%8] 34104 13| 6.5) Nim. | Pal. | 0.0) 1.3) 1.31 — | — [0.260] + p-11.,,'. a. X98 ,, p. puţini fulgi ++ 5 so P-P- 0480 “0487 
23| 0.3510) 0.3477/0.3493,| 30.183,84|600/ 50.8] 2° 6: 8| 4.0) Cir, | Nim. | 0.0) 0.0| 0.0| || — | — 0.240| _w? p-8 ,,. a. apoi senin si ger spre sérá s'a inorat. » 0485 0.482 
24| 03456 03434103445 | 29.764,80| 60.0| 50.8104 O | 10| 5.0) Pal. | Sen. | 1.6) 2.3| 2.9| |0080/0.020/0.270| -4+1 p-9.,,". a apoi senin si ger. „ 0480 0.478 
0 20} 0.3412) 0.3369, 0.3390,| 29.293,92| 59.9, 50.7| 101 10: 20| 100| Pal. (Pal. | 33 1.6) 49) ||0-0600.080/0.310| X^ ° 6. -10.,/. a=19.,, р-р. » 0476 0472 
26| 0.3338| 0.3327,0333 | 28.792,80]5^9/5^ 710" O| 10| 50 Pal. | Sen. | 00 36| 36 || — (0.080/0-320| X 8.35". a- Lo". p. -ш4 1.,4,7-3.,,". p. apoi senin. » . 0.469 — 0.468 
27| 0.3295| 0,3264|0.3279,| 28.334,88 5^.9| 50.7 39 0| al 15 Str. | Sen. | 0.0! 00| 0.0 — | — 10880] w*6.,,'. a-3 p. apoi sóre frumos ger. ^ 0.465 0.462 
28| 0.8264| 0.3264/0.3264 | 28 200 96/5^8/5^ 7| 10*| 0| 10| 5.0| Pal. | Sen. | 0.0| 00, 00| | — | — |0-360| =: —»? p- 10.a wt 11.45" a-2. p. » 0462 0.462 
29| 03264 0.3264 0.3264 | 28.200,96| 59.8 50.6] 29 31 5] 2.5 Gir.-§tr.| Nim. | 0.0} СО 0.0 — | — |0:320| —1p-11 so. a ш39, 711. າ apoi sore frum spres. ger. 5 0.162 0 462 
30] 0.3241| 0.3964 0.3252,| 28.101,60| 50.8506] 54104 15| 7.5] Nim. | Pal. | 00| 00| 00, || — | — [0-300 47.,)!-10.а-Х91 зо D. fulgi rari de západá.—'3.,,* р-р » 0.460 0.462 
81| 0.3241| 0.8241| 0.3241 | 28.002.24|5".8/ 50.6] 10:| 314 13| 6.6] Pal. | Nim. | 0.0| 00| 0.0| || — | — 0:270] =" p-9.,," a. —* 8 ,,*. a-1. p. арої sóre si moiná. » 9.460 0.460 
Suma | 8.7160) 3.7000| 3.7050 |320.371,20 75 | 52 |127| 63.5 4.9|12.7|17.6 | 
Suma lunară]! 1.1623]11 1497 14.1660 [963.878,40] [2041137 841/1705] [o1.6|44 4196.0 | 


Șeful Secfiunei, Ath. Ionescu. 


Pentru a încăpea in brosuri pe două pagini s'a lăsat afară din tabloü 
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Inspector general, G. Al. Orescu. 


colónele pentru temperatura aerului, a vintului (directiunea si tăria) si colóna pentru directiunea nebulositátit. v 
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Din acest tabloti se vede cá, debitul isvorului Seropósa (tot aşa si al 
isvorului Dichiu 1 si 2) din muntele Dichiu, s'a másurat de doué ori pe 
di, in luna Decembrie la 8 ore diminéta si la 6 ore séra. 

Din cele două cetiri dilnice, făcute pe mira colóneí de apă putin іп 
amont de deversor, trecute іп colóna din urmă a tabloului, adică la ob- 
servaţiuni, se caleulézá debitele respective pe secundă după formula: 

(99=2 pihy? zh, 
iar resultatele se trec in colóna 3 si 4 a tabloului; media acestor debite 
se trece in colóna б, iar in colóna 6 debitul calculat pe 24 ore вай pe di. 
In fine in aceleasí colóne se indicá debitele pe decade (dece dile) si lunare. 

In foile 17, 18 si 19 de la finele acestui memoriü se aratá prin diagrame 
(in mod grafic) debitele si variatiunea lor pentru isvórele Seropósa Dichiu I 
si II, in tot timpul de la data constructiunii deversórelor la aceste isvóre 
pàná la 31 Decembrie 1901. Ordonatele din diagrame indicá debitale pen- 
tru dilele respective in 24 ore. 

Temperatura apei este indicată in grade centigrade. Trebue să observ 
cá si vara, pe cánd dura cáldura cea maí mare, temperatura apeíla emer- 
genta isvórelor nu s'a ridicat peste 6° C. si n'a scádut pe gerul cel mai 
mare sub 555 C. asa dar temperatura apei este forte constantă, varia- 
tiunea nefiind de cât de 0,5 C. (о jumătate de grad). 


Observatiuni meteorologice. 


Observatiunile meteorologice s'aü fácut de atátea ori pe di de cate ori 
avea loc o variatiune. ? 

Pani їп 1902 luna Martie, nu ғай fácut de саб acele observatiuni me- 
teorologice, care direct ati putut influenta debitul isvorelor. Cele mai im- 
portante sunt acelea trecute іп colónele de sub denumirea ,Udometru* 
si in al doilea rind din cele-l'alte colóne. Directiunea vintului cum si tem- 
peratura aerului, care тай asupra isvórelor studiate mai nici o influenţă, 
nu s'aü observat de cât rar, nu вай trecut în registru si prin urmare 
nică în tabloul de mai sus, totuşi tăria (intensitatea) vintului s'a indicat 
în colóna ,Meteori*. 

De aci înainte se vor face si aceste observatiuni si datele respective se 
vor trece in registrul staţiunii Scrop6sa; aceste date se vor comunica re- 
gulat institutului meteorologic din Bucuresci. 

Cele-l'alte colóne din tabloii nu necesită ver-o explicaţie, acesta însă e 
necesară pentru semnele convenţionale din colóna „Meteor“, in care sa 
trecut observatiunile meteorologice, cari Гай comunicat regulat Institu- 
tului meteorologic din Bucuresci. 


(2) Q represintă debitul pe secunde, p este un coeficient variabil, 1 = lărgimea (orifi- 
ciului) deversorului, h = înălţimea col6nei de apă în dosul deversorului (la <1. m depăr- 
tare), g = 9,81 gravitatiunea. 
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lată explicatiunea semnelor convenţionale: 
@ Acest semn indică ploae, cu exponentii (indicii) 0—,1 si 2 se arată 
intensitatea ploei; 

@° 5 p.—6,35'p. indică că a plouat încet şi putin de la 5 p.m. până la 
6 ore şi 35 minute p. m. (post meridian). 

Өз 9.20—1 p. indică că a plouat tare de la 9,20 a.m. până la 1 p.m. 

Q? p.—6.15'a indică că a plouat forte tare (torențial) de la o oră ne- 
cunoscută din nopte până la ora 6,15 a.m. 

Ж Acest semn indică zépadá 


Vo ы »  mázáricá 
A rindind А 
* uH Ў раа Intensitatea acestora se 
[тр ” ” » сёја AS ຈວ 
pS m insémná cu exponentit (in- 

? $ ? С dicii) 0,—1 512, represintând 
саз ” ” ” bruma Y "y I 

er rel cele trei categorii вай grade 
MA TS 5 »  ehiciurd Ў { 
3c de intensitate. 

ex » ” ” poleiu 
Bro oW 5 „ ace de ghiafd 
WE б „  vifor de zăpadă 


-ш Acest semn indică vînt, intensitatea se insémni cu exponentii (in- 
dicil) 0,..1,..2,..3,..4,.5 si 6. 

—»0 Exponentul 0 indică vint forte liniştit (asa cá fumul se ridică aprope 
drept în sus); exponentul 1 indică putin vint (liniştit asa că frunzele se . 
clâtenă uşor); exponentul 2 indică vint potrivit, (care mişcă frunzele si 


“ 


ramurile mici); —? exponentul 3 indică vînt destul de tare (care mişcă 
si frunzele mai gróse); exponentul 4 indică vijelie (mişcă tote crăcile si 
trunchiurile cele subţiri şi împedică mersul), exponentul 5 vijelie mare, 
(mișcă arborii, rupe crăcile si trunchiurile de dimensiuni mijlocii) si ex- 
ponentul 6 indică uragan, (descoperă case, dărâmă coșuri, rupe şi desră- 
dácinézá copacii. 

co Acest semn indică céjă uscată 


K n n 19 7 Fulger еш ішпей 

4 5 Я „ fulger depărtat 

d A RE it ds i Je er Intensitatea se insémná 
» » » | prin ехропеп{її (indicit) 0,..1 

mpi db decl atovtunar si 2. і 

Ө: -., Š „ corona solară 

Ф М я » halo solar 

д " „ lumină polară 

O » > „ Curcubeu 


Nebulositatea, gradul de inorare se arată cu numerile de la 0 până la 
10, adică se socotesce ca cum cerul ar fi împărțit în dece părţi, ast fel ca 
numérul 0 insémná că nu e nici un nor pe cer, numărul 1 insémni cá o a 
decea parte din cer e acoperit cu nori, numărul de exemplu 3 insémnii 
că dacă s'aduná toţi norii la un loc ar fi trei din dece părţi acoperit cu 
погї, numărul dece insémná cá tot cerul e acoperit cu. nori. 
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Întensitatea norilor вай nebulosităţii se indică cu exponenţii 0,..1 şi 2; 
exponentul 0 indică că norii sunt forte subţiri, aşa că îi pot străbate ra- 
dele sorelui; exponentul 1 arată că norii sunt mai groși şi exponentul 2 
arată că norii sunt forte groși. 

Ca si pentru debitele de apă ale isvórelor am întocmit diagrama udome- 
trică, representată în fóia No. 20, anexată la finele memoriului. 

Ordonatele, din acésti representare grafică, represintă cantitatea meteo- 
rilor ciqduti, іп oră-ce formă, transformați iu colóne de apă pe decade, adică 
pe dece dile; spre exemplu o colóná de 10 milimetri arată că în partea 
locului a cădut apă (вай alti meteori transformați în apă), cari ar acoperi 
acea localitate cu un strat de apă de dece milimetri ináltiure. 

Dacă ғат pune fóia diagramei metoorică вай udrometrică asupra celei 
a debitelor isvórelor, sar vedea, cum şi este natural, că ploile influentézá 
putin debitul isvorelor şi după un timp mult mai scurt de cât căderea zăpe- 
dilor, a căror influenţă se manifestă, numai târdiii, cu începerea topirei ei, 
în primăvară si durézi aprópe tótá vara, în mijlocul căreia influența asupra 
crescerei debitelor este maximă. 


Situaţia isvórelor constatate. 


Până la finele anului 1901 cercetările, făcute în valea muntósá a lalo- 
mitei si pe văile afluenților acesteia, ай dovedit existenţa a o mulţime de 
isvâre, mai mult вай mai putin importante. 

Cele care merită in primul rind atentiunea nostri sunt cele de pe valea 
Ialomiţei вай în apropiere de acésti vale. 
` Incepénd de la obársie spre vale cele mai importante sunt: 

1). Isvorul Pescerea No. 1 isvoresc din Bucegi 

тете 3 No. 2 | (Mentionate si în memoriul. Cucu). 
isvoresce din muntele Bétrina, se varsă 
în valea Horbbei si de aci în drépta Ia- 
Іотібеї, ca la 8 kilometri în sus de 
Scroposa. 


3). 5 Burlacu 


in drépta Ialomitei în dreptul muntelui 
Laptici; este situat ca la 5,5 kilometri 
în sus de Scropósa. 


4), 5 Coténu (de la Baba) 


isvorese din muntele Tătaru, se varsă 
în drépta lalomiţei în dreptul muntelui 
Blana este situat ca la 5 kilometri de- 
parte de Seropósa. 

isvoresce din muntele Dichiu, în stânga 
Ialomiteí; Dichiu 1 si 2 se varsă di- 
7. m Dichiu No. 1 rect їп Ialomiţa ;: Scropâsa se varsă în 
8. » » No. 2 páriul Seropósa si acésta in lalomiţa.— 
9). > — Seropósa (8 si róe) | pote sunt la 200—600 m. de departe 

‹ de lalomita. 


5) -» Tátaru No. 1 


| isvoresce din muntele Coténu, se varsă 
Ge iNOS | 


www.dacoromanica.ro 


67 


isvoresce din muntele Lespedile, se varsá 
in páriul Bráteiu şi acesta in drépta Ia- 
lomitei; este situat ca la 2,5 kilom. de- 
parte de Ialomița. 


10). Isvorul Rece 


isvoresce din muntele Riiteiu, se varsá 
in pârîul Ráteiu, се ia nascere іп mun- 
tele Leota; pâriul Ráteiu se varsă în 
drépta lalomiţei. Isvorul este situat la 
vro 4 kilom. în jos de Scropósa si ca 
1,5 kilom. de Ialomița. 


ШИ) И, Ráteiu 


isvoresce din muntele Gálma, în stânga 
Ialomitef, ca la 6 kilom. in jos de Scru 
pósa. 


ДӘ) Т, Piscu cu bradi isvoresce ceva mai la vale de Galma. 
isvoresce din muntele Orlei, in sus de 
| Móra-draculut. 

о) 5 Dulbanului isvoresce din muntele Dulbanului. 

Aceste două din urmă isvóre se varsă în lalomicióra vacii si acésta în 
drâpta Ialomiţei in sus de Moţăeni. Ele sunt, din aceste 15 isvóre, cele mai 
depărtate de lalomita. 

Situaţia acestor isvóre se arată ре fóia 2 anexată la finele memoriului. 

Mai observ că, în afară de aceste isvore, în valea Ialomiţei, din regiu- 
nea muntósá, şi cu deosebire în văile afluenților ei, există încă o mulţime 
de isvore, cari n'aü fost încă supuse la nici un fel de constatări si acésta 
din causa lipsei de personal, de mijloce de comunicaţie şi din causă de 
economie, cum şi din causă că isvorele enumérate mai sus şi încă unele 
de pe valea Ialomiţei pot singure satisface cu prisosintá unei viitóre ali- 
mentări. 

Mai tote arătările din memoriul Cucu, privitor la isvorele din regiunea 
muntosi a lalomitei, nu corespund cu constatările făcute sub directiunea 
mea ; explicatiunea acestui fapt este că, d-sa n'a avut timpul necesar pentru 
asemenea cercetări, pote că nici n'a fost prea bine secondat; în fine cum 
se cerea 0 grabnică resolvare a alimentării oraşului cu apă mai bună, cel 
putin limpede şi rece şi cum d-sa era partisan hotărît al apelor subterane, 


12). ,  Gălma 


— — P D Y — —Əə—ə—ə—vəsnn.. 


fa R, Mora-Dracului 


(1) D-1 Cucu in memoriui din 1897 enumeră: La cheia I a lalomicidrei trei siróie de 
apă cu un debit de 5.616 m. c.; la cheia II a Ialomicidrei iar tre siróie cu un debit de 
4.751 m. c.; Gálgoiul cu 1.296 m. с.; Pisetórea, care curge din pólele stinc6se ale muntelui 
Obársia cu încă cinci fire de apă împreună cu un debit de 7.257 m. c.; Bătrâna, isvor for- 
mand cascade de vre-o 15 m. înălțime sporind volumul in cale cu încă două siróie de 
apă, împreună având un debit de 4.320 m. c., iar la obărșia Ialomiţei isvórele : 

Burlacul eu un debit de 864 m. c. 

Vilcelul din Cheia I (Pestera) cu 1.036 m. c. 

» » » II » ” 1.728 m. с. 

Gradul idrotrimetric frances intre 12— 18. 
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cred cá nici n'a dat şi n'a putut da vre-o deosebită atentiune cercetărilor 
din acel timp, asupra apelor de isvóre. 

Vina cred cá nu ea sa; dar aci se pote aplica proverbul ,graba stricá 
trâba“. 


Compositia chimică a apei de isvóre din thalwegul muntos al Ialomiţei. 


Din cele 15 isvóre mai sus menţionate, după cum am védut, ай fost 
supuse mai de aprope cercetărilor numai isvórele: 5сгорбва, Dichiu 1 si 
2, fiind aprope unele de altele si Seropósa şi Dichiu No. 1, ca având cel 
mai mare debit. Din cele-lalte 12, a căror debite ati fost numai rar si în 
mod forte aproximativ măsurate, iar la trei debitul a fost numai din ochiti 
apreciat, totuşi unele ati fost supuse analisei chimice. 

Am védut că deja în 1897 sa început cercetarea în ceea ce privesce 
compositia apei de isvore. 

In Februarie 1897, inainte de descinderea mea in localitate, Ға trimes 
institutului chimie universitar spre analisare, probe de apă din páriurile 
Tita, Glodul si Ialomiciora, care in parte sunt alimentate din adevărate 
isvore. Pe de o parte descrierea făcută de d-l inginer Mircea, asupra re- 
giunei, pe de altă parte resultatul analitic forte favorabil, ne-a indrituit a 
conchide cá, mai bună trebue să fie apa isvórelor ce alimentézá aceste 
pârăuri si cu atât mai mult a isvórelor din regiunea muntósá a Ialomitet, 
ceea ce s'a si adeverit in urmare. 

1). In luna August tot in 1897, după ce însumi mam transportat іп re- 
giunea muntósá a lalomitei, unde se află isvórele Seropósa si Dichiu, am 
trimis aceluiași institut probe de apă de la isvorul Seropósa si Dichiu No. 1. 

Dupá cum am véqut, analisa chimicá a dat resultate fórte favorabile si 
buletinul analisei fu încheiat cu cuvintele: 

„Din punctul de vedere al compositiunii chimice, ambele aceste ape în- 
„trunesc tote condi{iunile unor ape bune potabile. 

Trec peste analisa apei din valea Dulbanului din Septembre 1897, pen- 
tru motivul deja expus mai "nainte şi adică fiind-cá proba n'a fost luată 
de la emerginta isvorului. 

2). In Aprilie 1898 am trimis noui probe de apă de la emergenta isvó- 
relor Scropósa, Dichiu No. 1 şi 2 din munţii Dichiu; de astă dată le-am 
trimes Laboratorului Comunal de Chimie şi Bacteriologie, ce Comuna a 
înfiinţat. In acelaş timp am trimes probe si de la isvorele Móra-draculuf. 

hesultatul acestei analise Pam reprodus deja la pag. 50, el a fost nu 
se pote mai favorabil si 4-1 chimist conchide că, apele acestor isvore se 
presinid ca fiind chimic pure şi ca atare îndeplinesc tote calitățile 
unor ape potabile. Duritatea celor dîntâi trei a fost găsite de 3,3 grade 
germane, iar a celor Габе două de 4 si 4,25 grade germane. 


(1) Mai există si un al treilea isvor Dichiu No. 3, a cărui existență s'a constatat mult 
mai târdiii. 
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TABLOU SYNOPTIC 


SR 


A P POIRA PE T I; E 


examinate din punctul de vedere chimico-higienic, în conformitate cu disposilunile 


regulamentare 


Jf nalisa ............. 


Jnceputd la 


Germinal n EE 


© . 
° E E axi acer 100: ooo PER T 199 L I ш R 9 R 1) p ñ CON TEN: 25% T Ud DURITATEA 
3 mo Н ° | | Боли ЇХ СВАрЕ 
E PROBE 8 а =. = ae УЫ | Materit organice | Батан ‘sub formă | AMONIAC ACIDE exprimati] остов | 
к LUATE DE LA =5 2 * Б. corespundénd la: de Од de: calculate са anhidrite in s= ЕТЕ SRR 
© a?g E S — - = ETE US ———— == | Sulfat de (СІ) Germane| Francese 
: ISYORUL = ` E 5 la la MSS Perman- : | Саса. Ма nesie| Eos Albumi- Sulfuric (ງ Fo Са1сій EEN Е 
2 S © = rd қалай de | Oxigen | Ë las | aleiti )xid de || (Carbon: 
А а H È 12000, 18000 i pote i Po | (Ca O) | (Mg O) | format noid | (S Oj) | (М, О) | (№, 0;) aio & бышта) 
1 2 8 4 5 6 q 8 9 TIC) а oe ess sg 16 ELO LORS] КОРА, Leon) ION | Шәш 1; 
| i | 
grm. rm. grm grm. grm. |  grm. erm rm отш. grm. grm. 
Aug. 1897 12,03 11,20 -- 0,1896 0,048 -- — | liber liber — liber liber -— urme -- | — 
So Apr. 1898 -- 11,68 -- 0,1975 0,050 Present slab | Nu s'a putut determina 0,800 3 | 5; — 0,170 8,800 6,00 
pos Oct. 1900 10,40 -- 7,20 — 0,040 — — liber liber -- 5 Е 0,510 0,180 4,050 | 7,29 
Dec. 1901 10,91 - „50 — 0,070 3,62 urme 5 К - Я 2 0 530 0,180 4.180 7,50 
(5) 11,058 11,(4 7,35 | 0,1935 0.052 || 3,62 urme liber | „liber | 0,300 liber | liber 0.52 0,160 8,843 6,907 
i | | | | 
1 1 | | | 
Aug. 1897 12,08 12,32 -- 0,2219 0,056 — - | liber liber — liber liber — urme -- | .— 
Apr. 1898 5 = 11,85 — | 0,2172 0,055 Present slab | Nu s'a putut determina || 0,300 » » — 0,170 3,800 | 6,000 
Dichiü No. 1. Oct. 1900 3 11,75 — 8,35 — 0,075 -- -- | liber | liber -— " | 5 0,540 0,190 4,780 8.530 
Dec. 1901 E 11,90 — 8,82 — 0,100 4.10 urme | » 5 — D | % 0,550 0,200 4,410 | 7,900 
8 (ЕСІТІП 12,10 8,585 | 0,2192 0,0715 | 4,10 urme | liber liber 0,300 liber | liber | 0,545 0,180 4163 | "7477 
X ела) Er | | ў | [sa mare! | КЕНИЯ Gea EO RES 
5 | | | | | | 
— 50 — — — | — — | ES — liber liber - - — — — —- — 
Apr. 1898 z = 11,96 02172 0,055 Present slab Nu s'a putut determina || 0,800 liber liber — 0,170 3,300 6,000 
Dichiü No. 2. Oct. 1900 d 11,35 — 8,20 | — 0,100 - = liber liber — 5 ^ 0,560 0,190 4590 | 8070 
Dec. 1901 Ж 11,7 -- 820 | — 0,100 4,00 urme E 5 -— 4 5 0,550 0,200 4350 | 7.700 
әз ()| 11,56 11,96 8,20 0,2172 0,085 4,00 urme liber liber 0,300 | liber | liber 0,555 0,180 4,007 || 7,257 
|| | | | | 
АМ ЛА Б МЕР | | | | 
Dulbanului Apr. 1898 = = — 18,28 — | 0,5925 0,150 Present slab | Nu s'a putut determina 0,800 liber liber - 0,170 4,950 7,60 
ж 2 | | f | 
3 7 = Е) T === 
a pi Apr. 1898 Е 3 з 16,6 2. 0,395 0,160 Present slab | Nus'apututdefermina | 0,300 | liber liber | = | 0,170 | 4.000 | 7,000 
= ua || 
= |ж | | 
Pesterea Oct. 1900 m £ 12,400 — 10,020 — 0,100 — = ue = — = = 0,600 0,190 5,880 10,500 
% % і Lats 
cm 9 | | | | | 
Oct. 1900 | 8 | E 18,82 = 10,200 = 01925. | <= = = a уч. == = 0,590 0,240 5390 | 9,69 
Burlacu Dec. 1901 E © 18.760 — 10.770 | — 0,100 4,30 urme liber liber -- liber liber 0.590 0,240 4,780 | 8.50 
B = ()| 13.040 — 10,485 | - 0,1125 || 430 urme | liber liber — liber liber 0,590 0,240 5,085 | 9,06 
Е = = келек | IL || а | 
i | | 
х5 | 
Oct. 1900 i 13,52 -- 10,72 -- 0,045 -- — -- — — - - 0,590 0,200 5,610 | 10,010 
Coteanu Dec. 1901 Ж 12.20 — 8,80 -- 0,060 4,20 urme liber liber -- liber liber 0,600 0,200 4,900 || 8,800 
еі (1) 2,86 = 9,76 == 0,0525 4,20 urme liber hber == liber liber 0,595 0.200 5,200 | 9,405 
о Mo ——  — 
Я | 
© | | | 
Oct. 1900 © 12,76 — 8,92 - 0,095 -- c - - -- -- 0,520 0,230 5,360 9,570 
Tătaru Dec. 1901 g 13,03 Е 9,36 — 0.095 4,13 urme liber libera — | liber liber 0,550 0,280 4,770 8,500 
m (1) 12.895 — 9,14 — 0,095 4,18 urme liber liber - liber liber 0,535 0,230 5.065 9.035 
27 
= | 
| | 
Oct. 1900 10,30 -- 8,50 - (2) 0,065 -- -- = — -- - = 0,490 0,180 8,94 | 7,080 
Gălma por 1901 10,90 — 8,90 = 0,080 8,60 urme liber liber = liber liber 0.500 0.180 400 | 7,140 
(1)] 10,60 = 8,70 -- 0,0725 8,60 urme liber liber -- liber liber | 0.495 0,180 897 |. 7,085 
| : 
Ráteiu Iul. 1902 12,50 — 8,95 — — — — liber liber -- liber liber | — | — | 4,65 | 8,80 
(+) Cifrele între doué linii gróse sunt medii. Linia scurtă subţire insemnézá: nedeterminat. 


(2) In tabela analitică respectivă pare a se fi trecut din greșală 0,65 în loe de 0,065 (вай 0,00065 la Winay daeorioatra kai tă. Fobruarie 1902. 
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Fácute de d-nii chimistí asupra 
probelor de ape trimese. 

In 26 August 1897 : 

Din punctul de vedere al com- 
positiunif chimice, întrunesc tóte 
conditiunileunor bune ape potabile. 


In 17 Aprilie 1898: 

Din determinárile calitative si 
cantitative, resultá că ele se pre- 
sintá ca fiind chimic pure si ca a- 
tare indeplinese tote calitățile unor 
ape potabile. 


In 12 Octombrie 1900: 

Din datele analisei chimice re- 
sultă că aceste (opt) ape se pre- 
sintă cu o compositiune dintre cele 
mai favorabile apelor potabile. 


Cantitátile minimale de sulfati 
și cloruri, lipsa de azotati, azotiti 
si amoniac, mica cantitate a cor- 
purilor fixe, precum și mica duri- 
tate, învedereză că aceste ape sunt 
dintre cele mai bune ape potabile 


In 3 Decembrie 1901: 
Conclusiune identică cu cea din 
1900. 


In 6 Iulie 1902: 

Din comparatia acestor date re- 
Sulti că aceste ape sunt [forte bune 
ape potabile, superióre celor-l'alte. 


In tabloul din 1902 se compară 
analisele din acest an cu cele din 
1901 si 1900 a apelor din isvorul 
Seropósa, Dichiu No. 1 si No. 2. 


Acésta am avut de observat 
pentru priceperea conelusiunii din 
1902. 
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In urma acestor resultate extra favorabile în anul 1899 nu ғай mai 
trimes probe de apă. 

3). In 1900 cu adresa No. 6.677 din 12 Octombre, am trimes tot Labo- 
ratorului Comunal probe de apă de la opt isvore şi adică de la: Pescerea, 
Coteanu, Burlacu, Tătaru, Dichiu No. 1 şi No. 2, Seropósa si Gălma. 

Duritatea celor dintáiü 4 isvore sa constatat а fi între 5,88 si 5,36 
grade germane iar a celor 4 din urmă între 4,78 şi 3,94 grade germane. 

In ceea ce privesce compositia chimică a apelor, resultatul analisei a 
fost iarăşi forte favorabil, ceea се resultă si din urmátórea conclusiune а 
d-lui chimist expert: 

„Din datele analisei chimice resulti că aceste opt ape se presintă cu o 
„composițiune dintre cele mai favorabile apelor potabile. 

„Cantităţile minimale de sulfați şi cloruri, lipsa de azotati, azotiti si 
„amoniac, mica cantitate a corpurilor fixe, precum şi mica duritate, înve- 
,derézá că acesle ape sunt dintre cele mai bune ape potabile. 

4). In 3 Decembre 1901 am trimes iarăşi spre analisare probe de apă 
de la urmátórele sépte isvóre: Coteanu, Burlacu, Tătaru, Dichiu No. 1 si 
No. 2, Gàlma si Seropósa. 

Resultatul analisei Ға comunicat la 18 Februarie 1902, el este tot atât 
de favorabil ca si cele anterióre. Duritatea s'a gásit a fi intru 4,18 si 4,90 
grade germane. 

Tabloul analitic este încheiat de 4-1 Elie Păunescu, chimist expert co- 
munal cu urmátórea conclusiune : 

„Din datele analisei chimice resultă că aceste sépte ape se presinti cu 
„о composifiune dintre cele mai favorabile apelor potabile. 

„Cantităţile minimale de sulfați si cloruri, lipsa de azotati, azotití si 
„amoniac, mica cantitate a corpurilor fixe, precum și mica duritate înve- 
,derézá că aceste ape sunt dintre cele mai bune ape potabile. 

După cum se vede, d-l chimist a ajuns la conclusiune identică cu accea 
din anul trecut deşi atunci probele ati fost luate în Octombre, iar în anul 
1901 ati fost luate în Decembre. 

Interesat este а se cunósce compositiunea acestor ape, adică a se arăta 
cantitatea corpurilor străine ce conţine si variatiunea lor. In acest scop 
pentru a nu reproduce tote tabelele sinoptice ale analiselor făcute, şi spre 
a nu obosi pe cititor, le contopesc intr'una singură. (Vedi Planga Tabloü 
Sinoptic). 

Inainte de a vorbi despre acest tabloü, trebue si mentionez, cá desi in 
acest memoriü, după cum am semnalat la început, am avut in vedere de 
a vorbi, in partea a doua, despre studiul fácut, asupra apelor de isvóre de 
la munte, numai până la finele anului 1901, totuși, fiind-cá 4-І Primar voesce 
a aduce la cunoscinta publică si continuarea studiului şi lucrările esecu- 
tate si în anul curent 1902 până la 1 Octombrie, am fost nevoit a modifica 
putin unele titlură si a reface putin capitolul 4 de la titlul „complectare 
de lucrări si totalul cheltuelilor făcute“, intercalând câte ceva despre cele 
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petrecute în acest an, reservându-mi însă a încheia acest capitol cu ará- 
tarea ceva mai amánuntitá a studiului si lucrárilor din acest an. 

Acestea spuse mě întorc la tabloul sinoptic, spre a face unele observatiunt 

Privind resultatul analitic al isvorului Ráteiu, vedem ci analisa este mai 
putin complectá de cât cele făcute іп anii precedenţi asupra celor-lalte 
isvóre. Analisa din 1902 párándu-mí dar făcută cam іп grabă, mam pus 
mare temeiü pe ea in ceea-ce privesce isvórele Scropósa, Dichiu No. 1 si 
No. 2, a cáror ape ca calitate excelentá este suficient stabilitá prin 4 ana- 
lise fácute la diferite epoce a anilor 1897, 1898, 1900 si 1901. 

Cei ce pretinde cá compositia si duritatea apei acestor isvóre, cari curg 
deja de sute și mii de ani, nu presintă siguranța permanentă a calităţii, 
pentru a hotărî asupra alimentării Capitalei cu apă de isvore din thalwegul 
muntos al Ialomiţei, şi atacă studiile făcute în anii din urmă, aceia ori nu 
pricep chestiunea, ori are idee preconcepută pentru a îndeplini alte sco- 
puri, pentru a căror realisare sar fi putut face alte obiectiuni mai plausi- 
bile, spre exemplu timpul prea scurt al studiului вай o cheltuială umflatá 
pentru captarea si aducerea apelor de isvóre, etc. In ori ce cas cine acum 
combate continuarea studiului, pentru a nu spune mai multe, dic că co- 
mite o forte gravă greşală. 

In acésti tabelă вай tabloii synoptic greutăţile tutor corpurilor străine 
sunt indicate în grame la 100.000 părţi de apă, adică la 100.000 с. c. 
вай la 100 litrurí, iar nu la litru de apă. 

Se vede din tabloii că, ati fost până în present analisate 11 diferite is” 
vore, din care celal 11 Răteiu numai în lulie anul 1902. 

Tabloul synoptic invederézi fără nică o îndoială că, apele de isvore din 
thalwegul muntos al lalomiţei sunt de o calitate eccelentá şi nu lasă nimic 
de dorit ca ape perfect potabile, iar nu ca cele actuale subterane, calificate 
numai ca admisibile. 


Studii și lucrări în 1902 
(până la 1 Octombrie) 


Ca şi în trecut, şi în acest an s'a continuat constatările debitelor dilnice 
la cele trei Isvóre: Scropósa, Dichiu No. 1 şi Хо. 2. 

In anul acesta însă, cu ocasiunea inspectiunei ce am făcut isvorelor de 
la З la 5 Iulie, а fost la fata locului si 4-1 Dr. G. Proca, șeful secţiunii 
bacteriologice, care a examinat din punct de vedere bacteriologic apa is- 
vorelor Seropósa, Dichiu 1 si 2, Coteanu si Răteiu, examen ce mai "nainte 
nu “а făcut, pentru motivul că, pentru un asemenea examen se cere рге- 
senta la fata locului a d-lui doctor, ceea-ce este dificil din causa lipsei unei 
trecétore prin cheia din aval a Ialomiţei. 

D-l Dr. G. Proca, bacteriolog distins, mi-a trimis la 4 Septembrie a. c. 
în copie raportul săi, către d-l Medic șef al Comunei Bucuresci, privitor 
la examenul bacteriologic al apei de la munte, din valea Ialomiţei, din 
judeţul Dâmboviţa. Iată coprinsul raportului : 
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»Ат onóre a vë face cunoscut ci supunénd examenului bacteriologic 
„probele de apă, pe cari le-am luat la fata locului din isvórele de la munte 
„în dilele de 3 şi 4 Iulie a. c., am obţinut urmiitorele resultate: 


„@) isvorul Serupósa (emergenti) contine 2 bacterii la 1 c. ¢.; 
» b) ” Пісһіп І > 2—4 7) ງ) 7) ” 
6) »  Coteanu 515: 190—158. 88, bn Ses 
„d) » Rateiu » 18— 23 » ТІК 9) 


„Afară de bacteriile notate, cari ве desvoltă după 8—4 dile în plăcile 
„de gelatină la temperatura de 220 C., se mai găsesc şi câte-va colonii de 
„ciuperci. Insemintárile în bulion la 370 C. făcute cu câte 1/2 c. с. apă 
„daŭ dupe 48: 

„@) Nici o desvoltare cu apă din isvorul Seropósa; 


„b) ” » » » » ” 7) Dichiu b; 
»C) desvoltare slabă э Ку ену; »  Coteanu; 
„@) 5: abondentă , „ , »  Riteiu. 


„După 12 dile de desvoltare la 37° С. rămân sterile numai bulinele іп- 
,semintate cu ape din isvorul Dichiu, pe când tote cele l'alte bulióne ғай 
„turburat mai mult sai mai puţin (Scropósa). 

»Ast-fel cercetările bacteriologice ne arată că, chiar în starea and 
yisvorele de la munte nefiind, captate sunt expuse la diferite infec- 
ә шт? accidentale, apa isvórelor examinate confine numai puţine bac- 
„terti la centimetru cub. In special isvórele Scrupósa şi Dichiu se pre- 
„sintă cu caracterele unei ape perfecte, din punct de vedere bacteriologic, 
„puținele bacterii pe cari le contin fiind bacterii .psichrofile, incapabile a 
„se desvolta la temperatura de 37? C. 

Observ cá isvórele, de la emergentá până la devorsorii nu sunt curátate 
de muschí si alte corpuri streine, cu tóte acestea este sigur ci, dacá se 
lua si pentru Coteanu si Ráteiü probele de la emergenta, resultatele bac- 
teriologice si pentru aceste isvóre ar fi fost forte bnne, ar fi apropiat de 
sigur рә cel al apei Seropósa. 

Cu tote că isvorele nu sunt captate si prin urmare probele "ай luat de 
la suprafatá, resultatul bacteriologic obtinut este totusí cu mult mai bun de 
cât al celor mai multe ape cunoscute până acum, si după cum am spus, 
va fi forte bun când apele vor fi captate, вай când probele se vor lua de 
la emergentá, cu îngrijirea reclamatá de examenul bacteriologic. 

Construindu-se trecătorea prin gangul lalomitei, drumul va fi mai scurt si 
mai comod, aşa că atuncă d-l doctor Proca va putea merge în cursul stu- 
diilor, de mai multe ori pe an, pentru a face examenul bacteriologic; 
atuncea më voiü putea pronunţa si mai categoric. 


Lucrări esecutate in 1902. 


Pentru personalul din staţia Scropósa şi întreținerea lucrărilor executate, 
s'a prevădut іп budgetul repartiţiei împrumutului de 32,5 milione la art, 1 
suma, de lei 10.000. 
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Apol, după ce în Iunie am luat înțelegere cu d-l primar Procopie-Di- 
mitrescu, care a urmărit de aprópe resultatul cercetărilor făcute si a căruï 
nestrămutată dorință a fost si este de a vedea cât se pote mai complect 
studiul apelor de isvóre din munţi, i-am adresat la 10 Aprilie raportul 
Хо. 15.177, prin care am cerut а se deschide, de la art. 1 al repartiție 
imprumutului de 32,5 milióne, un credit de 19.000 lei pentru deversóre de 
construit la 4—5 isvóre destul de importante, pentru a fi studiate maí de 
aprópe, si un credit de 9.000 leí pentru construirea uneí ігесбібге prin 
gangul (cheia) Ialomiţei, din jos de Seropósa, spre a scurta şi inlesni trans- 
portul la acésti statiune si a face ast-fel isvórele mai accesibile in inte- 
resul studiuluí lor si in indeplinirea scopuluí urmárit. Consiliul comunal, 
dupá stáruinta pusá de 4-1 Primar, a aprobat aceste credite in sedinta de 
la 26 Iunie a. c. (1902). Din greséla unor funcţionari, creditul de 9.000 lei 
nu а fost angajat de directiunea comptabilititii, desi lucrările respective 
se incepuse, іп urma aprobárii creditelor de cátre Consiliul comunal. 

In urma inspectiunii făcute in valea lalomiteí între 3—5 Julie si după 
ce 4-І Primar ға întors din congediti, i-am supus în 15 Octombre raportul 
No. 41.076, privitor la înaintarea lucrărilor, despre cari fac aci urmátórea 
expunere, cu care termin capitolul 4 al studiului apelor de isvore din 
thalwegul muntos al Ialomiţei. 

Trecătorea. — După cum am spus, am inspectat între 3—5 Iulie a. с, 
lucrarea trecétorei si ат ¢onstatat cá, conform ordinului verbal al d-lui 
Primar, se începuse lucrarea în cele mai bnne condițiuni, că parte din ma- 
terial era aprovisionat si în stâncele cheiei 50 găuri deja făcute pentru 
aşezarea grindilor şi câte-va din acestea aşezate. 

Inainte însă de a presenta d-lui Primar raportul тей mai sus citat, 
d-sa, în urma unor intervenţiuni, a căror netemeinicitate nu o putea a priori 
cunósce, a dispus suspendarea construirii mai departe a trecătorei, dar în- 
dată ce i-am explicat că acea trecátóre în alte împrejurări ar costa mai 
mult ca îndoit si fiind si d-sa convins de necesitatea si importanţa еі, în 
urma raportului ce i-am supus după intórcerea d-sale din congediii, d-sa 
a şi dat ordin pentru continuarea lucrării, care fusese (de-o-camdată) 
suspendată. 

Deversóre. — In basa aprobării date pe raportul No. 15.177 din a. c., sa 
început esecutarea deversórelor, însă іп loc de a se construi numai la 
patru isvore, Ға construit unu si la isvorul Riiteiti, care are aproximativ 
un debit apreciat la 5 până la 10 mii metri cubi. La 28 Sept. a. c., 4-І in- 
giner stagiar Ath. Ionescu, însărcinat cu esecutarea lucrărilor menţionate, 
mi-a făcut cunoscut că tote cinci deversóre sunt complect terminate şi a 
început măsurarea debitelor, cari s'aü făcut pentru isvórele: 


Galma si Ráteiü intre 18 Aug. si 26 Sept. 
Titaru si Coteanu » 2 si 27 Septembrie 
Si pentru isvorul Burlacu , 14, 27 ТІ 


Debitul dilnie cel mai mic în aceste intervale de descrescere а fost: 
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1). Pentru isvorul Gilma la 26 Sept. de 4.302 m. с. 
2). Pentru isvorul Riiteiti la. 26 Sept. de 7.283 m. c. 


=) Ba $ аги 2705 Ле” * 4988 «6 5 
4)inu 55 A Coteanu 27: 139515, 29538, 
Б) Анд » Burlacu: 522-05 S05 8:3 105» 


Debitul total al acestor cincí isvóre era 34.402 m. c. вай rotund de 
34.400 m. c. apá pe di. 

Se póte insá presupune cá debitul minimal ar fi in timp de secetá si la 
începutul primáverilor numai de 19.500 m. c. iar în timpul ploios si lunile 
de vará de maximum 38.500 m. c. 


Cantitatea dilnici a apel de isvóre din munţii regiunii Ialomiţei. 
Din diagrama debitelor isvórelor Ѕегорбѕз, Dichiü No. 1 si 2 reproduc 
aci debitele minimale si maximale, aşa după cum ғай succedat în timpul 


observatiunilor: 


Pentru Seropósa. 


La 10 Aug. 1899, т. с. 25.583; la 10 Oct. 1899, m. с. 33.832; 
» 20 Ian. 1900, , 22.058; la 30 Apr. 1900, „ 45.904; 
» 20 Febr. 1901, „ 21.841; la 10 Іше 1901, ,, 43.388; 


De la 10 Iulie a inceput scáderea debitului pentru a deveni mic in timpul 
iernei 1901;902. 


Pentru Dichiü No. 1. 


La 10 Aug. 1899, m. с. 12.658; la 10 Oct. 1899, m. с. 18.553; 
» 20 Mart. 1900, , 9.903; la 10 Iunie 1900, , 338.506; 
7 ДӨ lan 190. 9.850; la 30 Iunie 1901, , 27.321; 
De la 30 Iunie а început scăderea debitului. 


Pentru Dichiü No. 2. 


La 10 Aug. 1899, m.c. 1.045; la 10 Oct. 1899, m. c. 1.495; 

» 20 Mart. 1900, , 776; 1а 10 Iunie 1900, , 4.640; 

2:20: Hebr. 1901, ;.,, 106; la 30 Iunie 1901, , 2.858; 

De la 30 Iunie a început scăderea debitului. 

Dacă avem în vedere cele espuse mai înainte privitor la influențarea de- 
bitelor, mult mai mult prin topirea zăpedilor de cât prin ploi, cum si cele 
espuse aci, putem conchide că, debitul minimal al acestor trei isvore este 
de 32.500 metri cubi si că cu гей ar scădea sub acéstá cantitate, de óre- 
ce se scie că anii 1898 si 1899 ati fost forte ѕесебоѕї, si numai tómna 
anului 1899 a fost cam ploiósá, iar în iarna 1898/99 a cădut forte puţină, 
zăpadă, ceea-ce resulti si din diagrama meteorologică. 

Debitul maximal ar fi, conform cantitátiler arătate mai sus, de 81.500; 
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dacá si pentru acest cas avem in vedere considerantele deja espuse, putem 
chiar spori acest debit maxim, acesta însă nu e de nici o utilitate practică. 

Media debituluf acestor treí isvóre ar fi de 57.000 m. c. pe di care can- 
titate medie trebue consideratá ca debit minimal normal in timp de vará (1). 

Intr'adevér din diagrami resultá favorabilul fenomen, cá tocmai in timpul 
veref, când se reclamă si se consumă mai multă apă, aceste trei isvóre 
debiteză minimal 57.000 m. c., cantitate destul de considerabilă; iar iarna, 
când cererea este mai mică, debitul lor este minimum de 32.500 m. с. pe di. 

Aceste cantităţi, dacă distribuţia la particulari sar face prin hydrometrul, 
ar fi mai mult ca suficiente pentru întregul oras Bucuresci. 

Nevoindu-se a se distribui apa prin hydrometri, la debitul minim de 
32.500 m. e. şi mijlocii! de 57.000 m. c. al isvórelor Sceopósa, Dichiti No. 1 
si 2 se póte adăoga debitele respective ale celor cinci isvore : Galma, Ră- 
teiü, Tátaru, Coteanu si Burlacu, al cáror debit minim se pote admite ca 
fiind de 19.500 si mijlociii de 29.000 m. с. pe di. In acest cas obţinem de 
la aceste 8 isvóre debitul minimal de 62.000 (sati rotund de 60.000) pen- 
tru iarnă si mijlociŭ de 86.000 (вай rotund de 80.000) pentru vari. Luân- 
du-se injconsideratiune numai debitul minimal de 52.000 eventual 50.000 m. c. 
pe di, dacá distributiunea s'ar face in mod rational, el incá ar fi suficient 
nu numai pentru timp de iarnă, dar si pentru vară, când, după cum ға 
vedut, se póte dispune si de сө! putin 80.000 m. c., dacă distributiunea nu 
s'ar face tocmai în mod rational. 

Mai trebue, in fine, se relevez cá, în afară de aceste opt isvóre, cari vor 

face in viitor obiectul observatiunilor, maí sunt pe valea lalomitei incá 
alte 12 isvóre mai mici, din cari trei ne sunt deja cunoscute. Debitul 
acestor isvóre nu s'a constatat inci, dar se póte evalua la minimum de 
12.000 m. с., (acésta conform afirmării d-lui Ath. Ionescu). Pe lângă acestea 
tot conform spuselor d-lui Ath. Ionescu, mai sunt de menţionat isvórele 
cele mai depărtate, adică de la pescerd şi obârşie, al căror debit minimal, 
indicat de 4-І Ionescu pote fi de 7.000 m. c., iar nu de 3.000 după cum s'a 
pretins cá a fost gásit inainte de 1896. 
. Avénd in vedere tóte aceste isvóre, se póte dar compta pe un debit 
minimal total de 71.000, fie chiar numai de 60.000—70.000 m. c. pe timp 
de iarnă, şi pe un debit mijlocii de 100.000—115.000 m. c. pe timp de 
vară. Aceste cantități de ape parfecte din regiunea muntósá a Ialomiţei, 
ce se pot lua in seriósá consideratiune, pentru viitórea alimentare a Ca- 
pitalei Regatului, ar satisface unei populatiuní de 500.000 locuitori, dacă 
pentru timp de vară socotim 200 litri apă pe cap de locuitor, iar pentru 
iarnă numai 120—149 litruri de fie-care locuitor. 


(1) Trebue să observ cá în anul 1899 a avut cele trei isvóre cel mai mic debit de vară 
aproximativ de 40.000 m. c., care probabil n'are loc decât o dată la 80—50 ani, căci, dacă 
ne referim la observatiunile Institutului meteorologic, constatăm că în iarna respectivă 
1898/99 n'a cădut în acea regiune de cât cel mult 31 m/m zăpadă, adică de 5 ori mat 
putin de cât normal. 
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Debitul maximal de 150.000 m. с. іп nici un cas nu pote fi luat in con- 
sideratiune pentru o alimentare a oraşului. Adesea, în anume împrejurări, 
nici debitul mijlociü nu se ia in consideratiune, dar in casul de fatá, pen- 
tru regiunea muntósá a lalomiţei, in basa motivelor deja expuse, media 
nu póte fi neglijatá, cácí ea are o mare importantá, care se aratá si im- 
pune prin diagramele debitelor, (a se vedea anexatele foii No. 17, 18 si 19). 
combinate cu observatiunile meteorologice ale Institutului respectiv. 
Inainte de acest studiü, am védut că 4-1 N. Cucu St., în memoriul séü 
din 1897, a afirmat că debitul isvórelor din valea Ialomiţei ar fi de 27.900 m. с., 
asa dar aprópe numaí de o pátrime, din cel ce am arátat mai sus. 

Termin acest capitol 4, privitor la studiul apelor de isvóre din thalwe- 
gul muntos al Ialomiţei, cu care încă din anul 1897 m'am ocupat în spe- 
cial, în basa exclusivei însărcinări, ce chiar d’atunci mi ға dat, exprimând 
mulţumiri stimatului d. St. C. Hepites, directorul „Institutului Meteorolo- 
gic din România“, pentru amabilitatea cu care mi-a dat concursul săi, 
târdiii cerut (+), privitor la datele si arătările meteorologice, indicate în acest 
тетогій (în partea finală) prin o diagramă udometrică (fóia 20) şi o artă 
pluviometrică (fóia 21), anexate la finele presentului memorii. 

Sunt dator a exprima aci multumirile mele şi d-lui inginer stagiar Ath. 
Ionescu, singurul agent principal, care іп tot timpul de la 1898 până în 
present mi-a fost neîntrerupt pus la dispositiune şi care m'a secondat cu 
inteligenţă, atât în căutarea şi observarea isvorelor, cât şi în executarea 
lucrărilor, cu care Гат însărcinat si pe care, în împrejurări forte grele, 
le-a executat spre deplina mea mulțumire. 


CAP. 5. 
RESUMAT. EVALUARE. CONCLUSIUNI. 


Acest capitol, care, fiind trecut la partea a doua, ar trebui să cu- 
prindă resumatul, evaluarea privitore la captarea şi aducerea apei de is- 
vóre de munţi şi conclusiuni privitore numai la aceste ape. Din ordinul d-lui 
Primar, am trebuit însă să intercalez resumat şi aprecieri privitore şi la 
cele coprinse în partea I, cu deosebire în сар. 2, asupra apelor subterane, 
reproducând aci, pe cât posibil, mai mult aprecierile d-lui primar Procopie 
Dimitrescu. 

In asemenea condițiuni de estansiune, tótá acésti materie trebuia să for- 
meze partea a Ш a memoriului, iar nu un capitol din partea a П. 

Acum este prea tárdiü de a schimba divisiunea materiei, de óre-ce me- 
moriul în afară de acest capitol 5, care a fost retras pentru a fi retăcut, 
este deja sub presă. Acésti explicatiune dată, trec la tratarea subiectelor 
potrivit titlurilor de sub acest capitol. 


(') De бге-се când am început să ѕегій acest memoriü n'am avut  intențiunea a-i da 
așa de mare estensiune. 
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Resumat 
Resumatul din parlea I 


In capitolul 1 am vădut: 

1). Că prima alimentare cu apă a oraşului era parte cea cu apă din pu- 
turile din oras și unele шісі isvóre si parte cea luată direct din Dâmbo- 
viţă si vîndută orășenilor de către sacagii. 

2). Am védut cum administratiunile comunale, cu începerea anului 1871, 
ati fost preocupate de a înlătura alimentarea cu apă din puțuri, cari în- 
cepuse a se contamina de infiltratiunea apelor murdare de la suprafaţă, 
spre a o înlocui prin o nouă alimentare cu apă mai bună, ce atunci se 
putea avea mai eftin şi mai lesne la dispositie. Atunci ca atare era pri- 
vită apa Dimbovitei, care traversézi orașul. Acésti apă deja concura 
cu cea de puțuri, la alimentarea populatiunii, cărei înparte i se vindea 
de sacagii. 

Propunerile cele mai detaliate si mai precise, după concepţia d’atunci, 
ай fost cele făcute in 1872 de o societate, representată prin 4-І inginer 
Monnier. 

Propunerile prevedeaii două contracte, unul pentru esecutarea lucrărilor, 
altul pentru închirierea exploatării pe 30 ani. 

Consiliul comunal, din fericire, a respins acele propuneri, cară, dacă sar 
fi admis, ar fi avut de resultat alimentarea orașului cu maximum 20.000 
m. c. apă pe di, cantitate astădi cu totul insuficientă, apă pompatá direct 
din Dàmbovitá si distribuită tără a fi probabil filtrată, nică măcar decantată, 

Preţul acestei ape murdare şi turbure se fixase la maximum 30 bani 
m. c. în primii 10 ani si 20 bani în ultimii 20 ani ai concesiunii. 

Comuna din aceste concesiuni nu numai că nu ar fi avut nici un 
venit, dar ar fi fost obligată să plătâscă forte scump apa ce, peste 1.500 
m. с., i-ar fi fost necesară pentru trebuinţele sale particulare si serviciile, 
publice, ca la expirarea termenului să-i rémáe nisce instalatiuni aprope 
fără nică о valóre, de óre-ce pompele şi maşinile ar fi fost usate si ne- 
corespundétóre progresului, iar conductele de distributiune ar fi fost cu 
totul înfundate prin depositele apei turbure a Dâmboviţei. 

3). Am mai védut că, în 1875 se dă în întreprindere între altele si 
studiul alimentării oraşului cu apă si distributiunea acesteia; că, după ce 
mai multe somitátí streine ай fost consultate іп 1880, fiind primar d-nul 
D. Cariagdi, se insšrcinézá distinsii ingineri Culmann si Biirkli-Ziegler 
din Ziirich cu dresarea proectelor și conducerea lucrărilor. Resultatul a 
fost alimentarea oraşului cu apă filtrată, după o prealabilă decantare. De 
alt-fel în acel timp nică nu se putea cugeta la un alt sistem de alimentare. 

Am véqdut cari ай fost defectele filtrelor, din causa cárora,pe nedrept, a 
fost condamnat întregul sistem şi acésta mai mult încă сапа Bacteriologii ай 
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început să alarmeze populaţia si administraţia comunală prin invisibilii (1) 
microbi ai holerei, tifosului etc. 6x 

4. In fine, in urma alarmei date, administratia comunală ға încercat 
în 1890 a construi noui filtre de beton, acoperite, mult mai raţionale; dar, 
fie lipsa de studii premergátóre proectului de lucrări, fie (2) incapacitatea 
sali nepriceperea antreprenorului şi inginerului diriginte al lucrărilor res- 
pective a făcut ca încercarea să nu reugéscá. Acésti nereușită d-nul dr 
Babes bacteriolog a declarat'o drept o fericire, pentru cá d-sa dicea că acele 
filtre nar fi corespuns cerinţelor moderne nici sciintei bacteriologice. (А 
se vedea desbaterile comisiunii ad-hoc din 1892. 

In capitolul 2 am védut : 

1) Са numerósa comisiune ad-hoc din 1892, n'a luat nici о decisiune, 
de бге-се acésta nu i Ға cerut. Am ariitat insá cá, din discutiunile avute 
loc, reeşea cu deosebire trei puncte: 

1. Mentinerea provisorie si pe timp scurt a sistemului de decantare si 
filtrare а apel. 

2). Inceperea imediată a studiilor: 

а) Pentru alimentarea cu apă subterană pentru un provisoriat mai lung. 

b) Pentru alimentarea definitivă cu apă de isvore din munți. 

Părerea d-lor N. Cucu-St. şi Elie Radu a fost alimentarea definitivă cu 
ape subterane ; acéstà părere, desi nu a fost a majorităţii din comi- 
siunea ad-hoc, a prevalat asupra celor-l'alte, si a determinat administraţia 
comunală Фа admite alimentarea oraşului cu ape subterahe si iată pentru 
ce: d-nul N. Cucu-St. a arătat că captarea şi aducerea apei subterane de 
la Bragadiru, pentru 40.000 m. c. pe di, ar costa 1.000.000 lei; evaluarea 
acésta se găsesce şi în raportul săi din 1893. 

D-nul inspector general Elie Radu (după ce arată că pe o făşie de un 
kilometru este 100.000.000 (5) m. с. apă pe an, adică de 7 ori mai 
mult de cát 14.000.000 m. с. necesară pe an вай de cât 40.000 m. с. nece- 
sari pe di) evaluează captarea şi aducerea a 40.000 pe di la 750.009 lei; 
iar în casul cel mai desavantagios la 1.550.000 lei. 

Ambii ati afirmat că studiile şi execuţia se pote face în 2—3 ani. Aci 
deschid о mică parenteză şi adică: studiile ulterióre ай dovedit că, 
aprecierile d-lor N. Cucu-St. si Elie Radu {+ ati fost cu mai mult de cât 


(5) Tifosul ce a bântuit în urmă orașul si а grăbit resolvarea provisorie, a chesti- 
unei, prin alimentarea orașului cu ape subterane, s'a dovedit mai tàrdiü că provine mai 
mult din consumaţia stridiilor (cu deosebire a celor din Constantinopol) si din spălarea 
zarzavaturilor cu ape murdare. 

(2) Am arătat la timp prin raport detaliat, că acestea ati fost causele principale ale 
căderii nouilor filtre atunci în construcţie. 

(з) Afirmatie in mare contradicere cu aceea а d-lui Thiem, reputatul si competentul 
hydrolog german. 

(+) Rămâne neexplicabil cum acești d-ni ingineri și mai cu sémá 4-1 Elie Radu, fin- 
spector general cl. I cu o reputaţie si o experiență îndelungată, a putut să fie asa de 
greșit în aprecierile sale. 

Acest fapt forte regretabil din tóte punctele de vedere, ne-a descreditat cu deose- 
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150*/, greşite; iar proectele si cu deosebire execuţia a dovedit acésta 
în proporţie si mai defavorabilă. Am exprimat credinţa cá părerile acestor 
doi ingineri, expuse ast-fel după cum am arătat mai sus, n'a putut de cât 
să determine administratiile comunale de sub d-nii primari N. Filipescu, 
şi C. F. Robescu pentru alimentarea oraşului cu ape subterane. 

Dar nu numai cele arătate mai sus, ci si alte motive esenţiale, expuse 
în comisiunea ad-hoc din 1892, care fiind omise de mine până acuma, sunt 
nevoit a le reproduce în scurt mai jos, căci si ele ай contribuit la deter- 
minarea celor două administratiuni comunale spre а resolva chestiunea 
alimentării Capitalei cu apă subterană, cel putin pentru un provisorat mai 
lung. Aceste motive esentialo si complimentare sunt: 

а) Atuncă studii asupra apelor de munte nu existaii, iar cele făcute până 
in 1896 nu puteai fi privite ca temeinice, pe de altă parte atât 4-1 Cucu 
cât şi 4-1 Radu (1) ай arătat că numai isvórele Dàmboviciórei şi Dàmbo- 
vitel, în sus de Rucăr, pot alimenta Capitala cu apă de la munte, iar costul 
captării şi aducerii se arată a fi între 20 si 25 milióne (2). 

b) 0-1 Radu, inspector general, a mai arătat că alimentarea prin filtre 
bine condiţionate ar costa (2) 15.000.000 leí. (Vedi discutiunile comisiunii 
ad-hoc din 1892). 

e) Tot d-l inspector general Elie Radu în discursul sëü, din ședința de 
la 25 Noembre 1892 a comisiunii ad-hoc, dice: 

„In ceea-ce privesce calitatea, probabilititi sunt că apa este bună, dacă 
„ne referim la analisa apelor de la fortul Bragadir, care este la o depăr- 
„tare de 8 kilometri de reservorul de la Cotroceni. 

Privitor la compositiunea chimică a apei, între alte proprietăţi chimice, 
d-sa arată că apa conţine: 

„Cloral 027,000,18 la °/, вай 0,018 la 100.000 litri (4). 


bire pe noi inginerii din serviciul Comunei Bucuresci, așa cá din acésti causă adesea, 
când presintăm вай vorbim cu representantil administratiunii comunale de costul veri- 
unei lucrări mai importante, suntem gratificați cu cuvintele: scim noi ce evaluări fac ar- 
chitectif și inginerii. . . . . .. 

(1) Indicá si valea Argeșului. 

(2) D-1 director A. Davidescu (cumnat си 4-1 Elie Radu) prin raportul séü înregistrat 
in 7 Octombrie 1902 sub No. 89.954, dar aprópe în întregime dat publicității prin gazete 
cu o luni mai nainte de a fi presentat d-luí Primar, sustine cá aducerea a 80,000 m. c. 
apă de isvóre din Valea Ialomiţei ar costa 25 milióne lel. Arată cá în stratul pontic (la 
Ciurel) este o cantitate fórte mare de apă si lucrările pentru acóstá apă ar costa 1.000.000 
lei (pare а da a se înțelege cá pentru or câtă cantitate ar fi necesară). 

În gazete inspirate de interesatif susținători aï apelor subterane se afirmă, chiar în 
timpul din urmă, că aducerea apei de munte, după studiile, ce Primăria a dispus a se 
face, ar necesita colosala sumă de 45 milione si că raportul inginerilor, însărcinaţi cu stu- 
diul de curând reînceput, pentru aducerea apei de la Seropósa, din județul Dâmboviţa, 
conchide la o cheltuială de 35 milióne. Así dori să sciü ai căror ingineri! Subsemnatul 
G. A. Orăscu, exclusiv însărcinat cu aceste studii, n'am făcut nici odată un asemenea raport. 

(3) Se pote cu jumătate si chiar cu mai puţin de о treime din acâstă sumă construi 
la Arcuda (în locul unui basin de decanture) filtre perfect de bine condiţionate. 

(^) Probabil s'a voit dice: Clor (el) 0,018 gr. la litru вай 1,8 gr. іа 100.000 c. с. or la 
100 litruri apă, fiind limita admisibilă 20 miligr. вай 0,020 gr. la litru. 


www.dacoromanica.ro 


(9 


Duritatea apelsin e ma oane ELLA) 

š 2 Făcând observaţia „perfect 
„Duritatea permanentă . . . . 6,10 i NEA 19) 
„Duritatea pasageră . . 5,24 admisibil^. 


Astádi 4-1 inspector general Elie Radu afirmă că duritatea apel subte- 
rane de la Bragadir este in medie de 14,30 grade germane, adicá aprópe 
3 grade mai mult de cát maximuml de 11,34 arátat mai sus, iar in me- 
moriul séü din 1898 (vedi M. C.) de 17,5 in medie si cel mai putin de 16 
grade germane, că diferenţa între 11,34 si 16, eventual si 17,5 grade ger- 
mane este considerabilă, nu încape nici o discuţie вай îndoială. Voit re- 
veni asupra durității putin mai tàrdiü. 

2). Ат vădut că primele studii pentru apele subterane ғай făcut de 4-1 
N. Cucu-St.; că apoi, după ce alte persone ай intervenit in acéstá impor- 
tantá chestiune, sa cerut іп 1895 si avisul distinsilor ingineri hydrologi 
germaní Lindley si Thiem. In urma avisului acestora, d-l primar Filipescu 
a însărcinat ре d-l Thiem a face studii privitóre la alimentarea oraşului 
cu ape subterane si că în fine, Consiliul comunal, fiind primar 4-1 N. Fi- 
lipescu, aprobase chiar încheierea unui contract cu d-l Thiem pentru stu- 
dii și executarea lucrărilor, fixându-se costul acestora aproximativ la 
2.7000.000 lei. Că, Ministrul fiind în ajun de a demisiona, d-l Thiem a re- 
nun{at la încheierea contractului (si în consecinţă ministrul de interne 
d-l Fleva, nu Га mai aprobat). 

3). Am védut cá, în 7 Iulie 1897 4-1 primar С. Е. Robescu, a supus che- 
stiunea alimentării din noii Consiliului comunal şi că acesta în urma discu- 
tiunilor avute loc si propunerii d-lui Primar a aprobat încheierea contrac- 
tului între Primărie si d-l inspector general Elie Radu, care se insárcinézá 
a face studiile suplimentare, proectele şi a conduce esecutarea lucrărilor, 
pe atunci apreciate tot la 2.700.000 let. 

4). Am arătat că 4-1 Radu la 25 Iunie 1898 a făcut cunoscut d-lui Primar 
că a. terminat proectele, că d-sa le-a presentat Consiliului Comunal în se- 
dinta de la 30 Iunie 1898 si cá, în urma esplicatiunilor date si discutiu- 
nilor urmate, Consiliul aprobă solutiunea propusă de d-l Elie Radu pentru 
alimentarea oraşului cu ape subterane de la Bragadiru din stratul diluvial 
şi eventual parte de la Ciurel din stratul aquifer pontic. 

5). Am mai vădut că Consiliul Comunal, atât în şedinţa de la 7 Iulie 1897 
cât si în cea de la. 30 Iunie 1898 a aprobat a se studia, prin personalul 
Primăriei, apele de munte, considerând alimentarea cu ape subterane ca 
provisorie şi pe aceea din isvórele de la munte ca deflnitivá. Așa dar, іп 
urma acestor decisiuni forte precise, suprimarea studiului neterminat al 


(1) Asa dar duritatea de 11,34 (grade germane), adică acestă apă ar fi mai putin dură ca 
renumita apă de isvóre, cari alimentézá Viena si ceva mai dură ca apa lăudatului mare 
isvor Kaiserbrunnen, a cărui duritate este de 7,30 grade germane. Media durității isvóre- 
lor, се alimentézá Viena, după cunoscinta mea, este de 9—10 grade, iar nu de 12 până 
la 13,4 grade cum afirmă d-l Radu in V. N. din 30 Sept. 1902, în бнр la cele scrise 
in 26 Sept., dar despre care'regret că n'am ћісї o 'cunoscintá. : 
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apelor de isvóre din munţi, suprimare la care, de alt-fel fără succes, s'a 
îndemnat deja două Administratiuni Comunale de unele persone si chiar 
de 4-1 director А. Davidescu, ar constitui una din greşelile cele mai mari, 
ce ar putea comite o Administratiune Comunală. 

Nu înţeleg întru ce jignesce aceste studii pe susţinătorii apelor subterane. 

6). Am vă&dut în fine, cá, іп 25 şi 26 Ianuarie 1899 Consiliul Comunal a 
aprobat adjudecarea a unor părţi din lucrările propuse şi aprobate, cum 
şi a doué pu{uri adinci de încercare, adică pentru studiul apei din stratul 
aquifer pontic. 

Că tote lucrările adjudecate, scădând rabatul resultat la licitaţie, trebuia 
să coste 2.209.904,85 lei, si că în realitate cu suplimente la terminarea lu- 
crărilor suma a fost depăşită cu peste 500.000 lei în afară de costul ex- 
proprierilor de 147.510,53 si a onorariului de 121.500 lei, al d-lui inspec- 
toa general Elie Radu. 

Fără а mai vorbi destre debitul de 29,7°/, al complexului de masini și 
conducte, asupra căruia există un raport şi proces-verbal special, semnat 
de d-nii ingineri B. Giulini șef de serviciti la Primărie şi N. Drugeanu 
inginer representant вай delegat al d-lui iespector general Elie Radu ; mai 
relevez aci faptul următor, asupra căruia mi s'a atras atentiunea chiar de 
4-1 Primar adică asupra costului exploatării : 

In memoriul justificativ general al d-lui inspector general Elie Radu 
(vedi „Monit. Com.“ şedinţa din 30 Iunie 1898, pag. 180, colóna 2)se dice: 

„Din tabloul indicat mai sus se vede că se уа cheltui pe fie-care an 
„pentru personal 30.000 lel, iar pentru cărbuni 48.000 lei. 

„Dacă însă se va construi un canal pentru aducerea apelor din Argeş 
35 - + + „cheltuiala anuală se va reduce cu 27.000 lei 
ue kostal Const uctief canalului, care este de 1.300.000 lei si se va îm- 
„părţi ast-fel: 

„500.000 lei pentru alimentare (266 c. v.) si 800.000 lei pentru trebuin- 
„tele cele-lalte ale comunei (400 c. у). . З t 

,ln asemenea cas cheltuiala de ае Se va 10168 P suma ido 
59.918.000 lei (fără чел. iar cheltuiala de exploatare anuală se va 
„reduce la 40.000 lei, (1). 

Costul lucrărilor fără reservorii s'a a indicat la 2.878.000, ciici acéstă sumă 
adunată cu 500.000 dá suma de lei 3.378.000 si prin urmare din greşèlă 
s'a tipărit în „Monit. Com.“ cifra de 3.878.000 lex. 

Insă, fiind-că apa Argesului nu ға adus, să luăm cifra cea mai mare in- 
dicatá ca cost anual al exploatării si adică 30.000-1-48.000 egal cu 78.000 Іеї. 
După socotéla cheltuelilor, ce mi s'a comunicat de serviciul apelor., chiar 
acéstá cifră de 78.000 lei, arătată de 4-1 inspector general Elie Radu, nu 
corespunde de loc cu realitatea, căci in timp de un an de exploatare, adică 


(1) Dacă se adună 48.000 cu 30.000 lei dá 78.000 lei si dacă se scade 27.000 rămâne 
51.000 lei, iar nu cum s'a arătat 40.000 lei, prin urmare si aci este gresélá, adică eróre 
din scăpare de vedere вай eróre de tipar. (Vedi М. С. din 1898. 
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de la 1 бері. 1901 până la 1 Sept. 1902 ға cheltuit de Primărie numai 
pentru exploatarea apelor subterane: 
Pentru cărbuni si alte combustibile . . . lei 95.592,96 
, - ungóre ete. şi luminat . . . . 5 8.407,04 
„ personal (sumă plătită casei Ganz) „ — 41.000,00 
Costul anual al exploatării este dar de . . lei 145.000,00, adică аргбре 
indoit de cát cel socotit de 4-І inspector general Elie Radu; la acéstá 
sumă însă mai trebue inci adăogată 28.446 lei, sumă destul de însemnată, 
pentru împingerea apei în oraş. 


Resumat din partea 11. 


In capitolul З am véqut: 

1) Ci convorbirea cu 4-І inginer de mine С. R. Mircea a dat prilegiii 
d-lui Primar C. F. Robescu Фа lua iniţiativa si a mě însărcina exclusiv 
cu studiul apelor de munte si in special cu cel al isvórelor din valea Ia- 
lomiţei. 

2). Că studiile făcute în 1893 si 94 privitore la apele de munte maŭ 
fost făcute în scopul unei viitore alimentări cu apă de isvóre din munţi, 
așa că acele studii, după cum am arătat, maŭ fost si n'aü putut fi de loc 
temeinice. 

In capitolul 4 am védut: 

1). Că la finele anului 1896, іп urma ordinului d-lui Primar С. F, Ro- 
bescu, d-nii ingineri С. R. Mircea si Tr. Teodorescu ай început cercetă- 
rile preliminare în valea lalomitei din judeţul Dâmboviţa; că desi acele 
cercetări nu ғай făcut conform instrucţiunilor date de mine, totuşi rapor- 
tul din 8 Ianuarie 1897 al acestor ingineri si cu deosebire arătările d-lui 
inginer Mircea ай avut destulă importanţă, pentru а mě determina d'a 
împinge cercetările mai departe si a më duce în localitate, spre a dispune 
modul cercetărilor viitore. Am arătat causa întârdierii deplasării mele. 

2). Că după votul din 7 Iulie 1897 m'am transportat în valea Ialomiţei 
şi am descoperit cel mai mare isvor numit Scropósa, care se compune din 
trei siróie вай gălgoie de apă; că acest isvor cu al Dichiului No. 1 si 2 
dati un debit de apă excelentă, apreciat atunci la 40.000 m. с., pe di; că 
tote aceste isvóre ies din pereţii muntelui Dichiu. Am védut că, în urma 
acestei descoperiri şi având în vedere gi isvórele deja menţionate de 4-1 
Cucu, se întrevedea posibilitatea unei alimentări a Capitalei cu cel puţin 
50.000 m. c. apă cristalină, rece si de un gust plăcut. 

3). Că apoi pe valea Orlei şi a Dulbanului s'a găsit două isvóre cu un 
debit apreciat la 9—10 mii m. c. pe di. 

4). Am maí védut cá in anul 1898 s'a continuat studiul asupra acestor 
cinci isvore; cá, pentru a studia mai de aprópe cel putin isvórele Sero- 
pósa si Dichiu, a fost necesar a se construi la pólele munteluí Dichiu o 
staţiune de observatiuni in imediată apropiere de Ialomiţa si de pâriul 
Scropósa. 
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5). Că, după ce clădirile ati fost terminate si inginerul stagiar instalat 
acolo, sa dispus construirea de deversore la cele trei isvore, cari ies la 
lumină chiar din páretif stâncoşi aí muntelui Dichiu; cá, îndată ce aceste 
lucrără ай fost sávirsite în luna August 1898, s'a început- măsurarea dil- 
nică а debitelor. Aceste constatiri ай confirmat cu prisosintá aprecierile 
mele anterióre. 

6). Ат arátat cá ғай mai fácut si alte тісі lucriri suplimentare si in 
fine, am arătat cá in anii 1897, 98, 99, 1900 si 1901 ға cheltuit 72.510,00 
lei; că în anul 1902 se vor cheltui încă 30.656,70 lei pentru construirea 
a cincă deversóre la alte cinci пош isvóre si a unei trecétore (pod) prin 
cheia din aval a lalomiţei, în jos de Scropósa. Asa cá în acest interval 
de aprope 6 ani s'aü cheltuit pentru personal, indemnisări, transporturi, 
explorări etc. 28.166,70 lei si pentru tote construcţiile lei 75.000,00, вай în 
total lei 103.166,70, pe când studiile si proectele apelor subterane, socotéla 
făcută până acuma, ай costat aprope 900.000 lei, adică 30*/, din costul 
lucrărilor executate. 

7). Am mai arătat cum ғай făcut măsurătorile debitelor prin ajutorul 
deversorelor şi am indicat observatiunile meteorologice. 

8). Paralel cu cercetările pentru aflarea isvorelor, ғай făcut si analisele 
chimice ale apei din isvórele respective si am védut că resultatele ай do- 
vedit că aceste ape sunt din cele mai bune ape potabile si în fine, că іп 
anul curent s'a făcut şi examenul bacteriologic asupra apei de la 4 isvore 
şi că resultatul a fost asemenea forte satisfăcător. 

Apele isvórelor examinate întrec în calitate renumitele аре de isvóre, 
cari alimentézá Viena. 

9). Am descris apoi situaţia а 15 isvóre deja bine cunoscute si am dre- 
sat о hartă (după a statului major austriac) a regiunii muntóse а lalo- 
miteí în care se vede situaţia celor 15 isvore, (vedi fóia 2 anexată la fi- 
nele memoriului). 

10). Am arătat dificultăţile prin care sa trecut pentru facerea acestui 
studiii, cum si greutăţile întîmpinate în executarea lucrărilor necesare stu- 
diului. Sa védut că, în anul curent cinci noui deversóre s'aü executat la : 
isvorele Gâlma, Ráteiü, Tătaru, Coténu si Burlacu, tote împreună cu un 
debit de 34.400 m. c. pe di, constatat în Septembrie a. c, si am spus că 
debitul lor minimal pote fi de 19.500 m. с., iar maximal de 38.500 m. с. pe di. 

11). In fine, am terminat capitolul 4, care tratézi despre apele de is- 
vóre din thawegul muntos al Ialomiţei, prin arătarea debitului mediu si 
minimal cel mai probabil, pe care se póte compta pentru eventuala vii- 
tore alimentare a Capitalei Regatului cu apa perfectă de isvóre din valea 
Ialomiţei, judeţul Dâmboviţa. Adică că se pote compta numai de la opt is- 
vore: іп timp de iarnă pe un debit minimal de 52.000 m. с. şi în timp de 
vară pe un debit minimal de 86.000 m. с., iar de la tote isvorele se pote 
compta : În timp de iarnă pe un debit minimal de 70.000 m. c. si în 
timp de vară pe un debit minimal de 110.000 m. c. 
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Evaluare. 


Rémáne acum a evalua costul lucrărilor peutru captarea si aducerea 
apei de isvóre din thalwegul muntos al lalomiţei. Pentru a face acésta 
trebue însă mai întâiii stabilită cantitatea maximă de apă, de care Capitala 
are trebuintá dilnic în timpul verei, pentru о регібай măcar de 40 ani. 
Evaluarea bine înţeles, nu póte fi de cât aproximativă ; in ori-ce cas însă, 
după ce se va studia traseul şi dresa antreproiectul, se va putea stabili un 
calcul mai precis, atunci se va vedea că, cifra totală a costului nu va varia 
de cât forte puţin de aceea ce voiii stabili mai la vale. 

Pot asigura că, ca şi până acuma, nu voiü pácátui nici de astă dată ca d-nii 
ingineri initiatori si susţinători nestrimutati ai apelor subterane, cari, unul 
бай altul, ай arătat mai întâii că alimentarea oraşului cu 40.000 m. с, 
apă sub-terană va costa pe Comună 1.000.000 şi apoi ati urcat succesiv 
evaluarea la 1.550.000, la 2.500.000 si la 2.700.000 lei, evaluare pe basa 
căreia s'a si stabilit onorariul de 4,5°/, (adică 121.500 lei) d-lui inspector 
general Elie Radu, care însă în proectul definitiv, presentat Consiliului 
Comunal în 1898, estimézi lucrările la 3.178 000 lei numai pentru 30.000 
m. c, apă pe di si la 4.178.000 lei pentru 40.000 m. c. pe di. 

Acésta îmi aduce aminte proverbul: Cu bucática mică se prinde pescele 
mare. 

In adevăr, de acum 14 ani până în present, adesea am audit zicéndu-se: 

Pentru a determina o administraţie (publică) la o lucrare mare, trebue 
a i se arăta un cost mult inferior celui probabil вай real. Ei bine, trebue 
să înceteze acest rëü obiceiü вай sistem condamnabil, intrebnintat cu sci- 
inti вай din nesciintá şi să nu se uite că, datoria ori-cărui om si cu de- 
osebire a funcţionarului consciincios este aceia Та arăta adevărul. E trist 
şi regretabil cá multi, după ce intră în funcțiuni, îşi uită jurimintul de- 
pus, considerat de la început numai ca o simplă formalitate, iar nu ca 
angajamentnl cel mi sacru al опдгеі. Revin la chestiune. 

După cum am spus, mai intàiü trebue stabilită: 


Cantitatea maximă de apă necesară dilnic. 


In stabilirea cantităţii de apă necesară oraşului presupun că tote stra- 
dele coprinse în interiorul şoselelor inconjurátóre, inclusiv acestea, ar fi 
înzestrate cu conducte de apă, desi astădi nici jumătate din numărul lor 
n'aü conducte, dar este posibil că în 40 ani si pote mult mai curând casul 
presupus va fi îndeplinit. 

Pentru casul admis se póte acuma destina, în timpul verei, când con- 
sumatia este maximă, de fie-care cap de locuitor, inclusiv trebuintele par. 
ticulare si publice comunale, 180 litruri apă pe di, adică îndoit de cât 
cantitatea stabilită de comuna Viena pentru fie-care cap de locuitor si 
unde ара se distribue prin hydrometri (comtptori de apă). Numărul 10- 
cuitorilor din interiorul şoselelor inconjurátóre, inclusiv al acestora, se pote 
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socoti la 250.000, iar al locuitorilor dincolo de sosele la 25.000, fárá a 
număra іп ac6stă cifră pe cei din apropierea periferiei (marginea extremă 
a oraşului), cari probabil vor întrebuința si peste 30 ani tot apă de puțuri: 

Să mai admitem în fine un spor de 10%, al numărului locuitorilor în 
timp de 10 ani, până la care dată [oucitorii deja se vor mai fi obicinuit 
putin la economie de apă, аза că consumatia de cap se pótá fi diminu- 
ati, rămânând aprópe constantă cantitatea dilnic distribuită vara pentru 
intervalul de 40 ani. 

Plecând de la acésti ipotesă, se pote stabili tabloul următor: 


| Ur TERT. Pn © | Total general în diferite epoce 
PERIODA Numărul Litruri Cantități === = 
| : locuitorilor | de apá pe di |partiale pe di Apa dilnică 
DE în diferite pe- de în Locuitori іп 
ТІМР rióde locuitor metri cubi metri cubi 
| 250.000| 180, 45.000 | 
Acum 25.000 20 5.000 275.000 00-000 
Peste 10 275.000| 180 49.500 а 
ЕС 27.500) 207 БЙЗ 202500] 1 496000 
Peste 20 | 302.500] 163, 49.500 EI аы: Т: 
ani 30.250| 90; 6056) 7992050 1 
| Peste 30 | 539450) 148, 49.500| saa 
| апї 38.275)  20,, зе a OMOD 
Peste 40 866.025] 135,, 49.500 9.69 = 
an 36.602| 20, HE ыы ia E 


Asa dar in ipotesele făcute, de acum in 40 ani, când, cel maï târdiŭ, 
distribuția prin comptori va fi aprópe generalisată, consumatia nu va fi de 
саб 56.820 т.с. apă pe di pentru о populaţie de peste 400000 locuitori; 
chiar іп acest cas se va putea distribui dilnic si de locuitor (din interi- 
orul şoselelor inconjurátóre) 135 litruri, pe când în Viena se distribue 
acum numai 90 (noué-deci) litrury. 

Cantitatea de 60.000 m. c. este superiórá totalului dilnic cu 3.180 până 
la 10.000 m. c. din perióda de la 40 ani si cea presenti. 

Acest prisos se póte parte perde ín cale, iar parte se va putea distri- 
bui, contra unei bonificără, unor localităţi situate în apropierea conductei 
principale de aducere, localităţi ca Puciósa, Tîrgovişte, eventual şi Titu. 

După cum am vedut mai nainte, putem însă dispune de о сап- 
titate mult mai mare de apă de isvóre. 


Evaluarea lucrărilor pentru alimentarea oraşului еп apă de isvóre 
din thalwegul muntos al lalomitet. 


De о cam dată pentru multi ani nu va fi trebuintá de о cantitate mai 
mare de 60.000 m. с. Luând de basi acâstă cifră, voit stabili costul lu- 
crărilor pentru captarea şi aducerea apei, cum şi al lucrărilor accesorii. 
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Cu tote acestea în partea dificilă a defileului muntos, voiii prevedea 
pentru ori-ce eventualitate costul pentru o conductă capabilă de 80.000 
т. с. pe di. 

Mai observ că, având in consideratiune actuala alimentare cu apă sub- 
terană ca apă de reservă, pentru casul veri-unui accident, construcția de 
reservóre, în ori-ce cas de mari reservore, devine inutilă. 

Având în vedere tote premisele făcute, putem stabili evaluarea urmátóre: 

Evaluarea lucrărilor pentru 60.000 m. с. apă pe di. 

1). Captarea a cel mult opt isvore. 


а) 5 isvorului Seropósa. . . . . . . . 260.000 
b) 5 2 Dichiu МОГ, 222 100.000 
с) " а 6 alte isvóre ........ . 840.000 
Captarea a 8 isvóre . . . . lei 700.000 
2). Robinátárie-vane, conducte Sonal Бі io cu 

conducta principalá. . . y 800.000 


3). Conducta principală, din dr eptul muntelui Dichiu până 
la Bucuresci 120 kilometri. 
а) 18 chilom. conductă pentru 80.000 m. с. apă pe di. 


18.000 X 150 — 2.700.000 
b) Pentru 60.000 m. с. 30.000 X 120 = 3.600.000 


е) " a » » (2.000 X 100 = 7.200.000 
Conducta principală 120 kilom. . . . . . . . lore a500000 
4). Diferite lucriri de artă . AEE dace С ШОБАН. g 800.000 
D) Reservóre (eventual) де 75.0, 0. ae etus Ro А 800.000 
6). Clădiră (in 2 staţiuni si canto ne), AA Eee y 140.000 
7). Sosea ingustá (de 5 2 drumuri si poteci wp wp = 160.000 
8). Exproprieri . . . My » 500.000 
9). Personal pentru studit si dust ну di- 

ürne, ete. МЕ р 7 500.000 
10). Neprevédute si ER neajungeri 5, 1801016 1 рге- 

codenter р. гй me d U. ле; 600.000 


Total Coins . . . leí 18.500.000 
Asa dar, costul general se pote stabili la 18.500.000 (opt-spre-dece mi- 
lióne cinci sute mii) lef pentru 60.000 m. с. pe di, iar nu 25 milióne nu- 
mai pentru 30.000 m. c, după cum arată 4-1 director A. Davidescu, prin 
raportul séü No. 39.954, presentat d-lui Primar in 7 Octombrie a. с. şi pe 
basa căruia, 4-І Primar a numit o comisiune pentru a studia din noii che- 
stiunea alimentării în întregul ei. 
Cred că, odată ce traseul şi terenul va fi bine studiat gi ante-proectul 
dresat, să se poti încă diminua costul chiar sub 18 milione. 
Acum dacă luăm de basi evaluările d-lui Cucu si Radu, evaluări făcute 
în 1892 si 1893, referitore la aducerea apei de isvóre de la Dâmboviţa (si 
Dàmbovicióra) ajungem la resultatul arătat de mine, ba chiar la o eva- 
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luare inferiórá. Acele evaluări fiind făcute pentru 100.000 (1) m. с. apă pe 
di si pentru distanta de 150 kilometri, este dar lesne de inteles cá tre- 
bue micşorat costul arătat de d-lor întrun raport convenabil cu distanţa 
şi cantitatea apei, stabilite în calculul mei pentru isvorele avute în ve- 
dere, în thalwegul muntos al Ialomiţei. . 

Evaluirile de la 20 milione în sus până la 45 milione, cari adesea s'aií 
arătat în diferite ocasiuni si prin gazete de către necunoscétori ai ches- 
tiuni saii de interesaţi, cred că nu merită a fi luate câtuşi de puţin în 
consideratiune, ele fiind arătate mai mult pentru a induce publicul si 
administratiunea comunală in eróre. 


Considerante іп favórea alimentării еп apă de isvóre din thalwegul 
muntos al Ialomiţei. 


Inainte de a trece Іа conclusiuni, din ordinul d-lui Primar Procopie Du- 
mitrescu mai trebue să expui urmátórele considerante, grupate ast-fel: 

1). Costul exploatării apei subterane si celei de la munte. 

2). Calitatea acestor ape. 


1). Costul exploatării. 


Acest cost, după informatiunile ce mi ғай dat, se presintă, pentru ex- 
ploatarea actualei alimentări cu 20—80 mii вай în medie 25.000 m. с. ара 
subterană si 20.000 m. c. în medie pe di apă filtrată după cum urmeză: 


Pentru ape. 

^ub-teraná | filtrată ` 

Personal interior (central). . . . . . . . . . - 12.656,00, 12.656,00 

4 exterior. . . « алмаа a 0D 000) pre 47050,00 

s; mecanicí si асат Aes on Шек 7183:040:00101015:790,00 

5 la Bácu-Arcuda-Brezóia . . . . . . . . 4.580,00. 14.580,00 

a) Personal ..... . - . . .  54.826,00| 47.076,00 
0) Material composi ТЕ бс) А іп aduce- 

cerea apella uzină . . . arm шы = x 0000000 

c) Pentru împingerea apei in oras. . . . . . . 18.666,66 47.500,00 

d) Diverse (credite eventuale). . . . . . . . . 14.007,34 15.424,00 

€) Intretinenea canalului Dâmboviţei . vH M, 35.000,00 

Totaluri . . . 200.000,00| 145.000,00 


—— ——— 

Costul total anual la exploatárf actuale se ridică la 345,000 lei (adică 
trei sute patru deci si cinci тії, şi totuşi este lipsă de presiune in oras. 
Dacă sar mai cheltui încă 3 până la 4 milione lei pentru aducerea a 


(t) Cantitate ce isvórele explorate ale Dâmboviţei si Dâmbovicidrei nici nu o are, am 
arătat că de la ele nu se pote obţine nică cantitatea de 60000 m. с. pe di. 
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încă 35.000 m. с. pe di apă subterană, din stratul pontic (1), pentru а 
avea instalatiunea tot pentru о alimentare de 60 000 m. c., ca si cea avută 
in vedere pentru alimentarea de la munte, atunci probabil pentru adu- 
cerea si impingerea іп oras, judecánd dupá cifra de 185.902,66 вай 200.000 
lef, coréspundétóre la 25.000 m. c apá, va necesita anual pentru exploa- 
tare suma de 346.382 până la 480.000 lei, la care mai trebuesce adăogată, 
pentru întreţinerea canalului Dâmboviţei etc, cel putin suma de 33,618 
până la 40,000 lei; adică în total pentru exploatarea anuală а apei 
subterane, pentru cantitatea de 60,000 m. с. pe di, costul total ar fi de 
380.000 până la 520.000 lei вай în medie de lei 450.090. 

Chiar cu acest sacrificii multe inconveniente nu sar înlătura cu totul 
și apele subterane totuşi nu ar presinta avantagiile alimentării cu ape de 
isvore, avute aci în vedere. 

„ Costul exploatării apelor de munte se póte evalua la 100.000 cel mult 
120.000 lei. 

1). Aşa dar exploatarea acestora presintá deja, ca prim avantagiii, o eco- 
nomie anuală de 330.000 lei asupra exploatării apelor subterane. 

Pe lângă acest avantagiü, mai putem menţiona si urmátóreie avantage 
ale alimentării cu ape de isvore: 

2). Presiune mai constantă si mai mare atât diua cât si nóptea. 

3). Ca consecinţă schimbarea sistemului de udat stradele, ceea-ce ase- 
menea se traduce intro economie de bani si chiar de timp. 

4). Disponibilitatea condiţionată a forţelor de la uzină și în consecinţă 
închirierea lor pentru industrie si prin urmare crearea unui noii venit. 

5). Alimentarea eventuală cu apa disponibilă a localităţilor Pucioasa 
Târgoviște si Titu, aşa dar crearea unui venit, 

6). Crescerea venitului prin abonamente, ара de isvóre fiiind mult mai 
preferată din causa calităţii'sale superióre asupra tuturor celor-Valte ape. 

Trebue să observ că întradevăr amortisarea costului de primă insta- 
latie, atât al apelor subterane, cât si al celor de isvóre, pentru aceiași 
cantitate de 60.000 m. с. apă pe di, nu sa întrodus în calcul, nu pentru 
că amortisarea acestora аг fi de 2!/, ori mai mare, ci pentru că ori- 
cine ar fi bucuros să plátéscá 5—10 bani mai mult de metru cub apă 
excelentă de isvore din munţi peste preţul apei subterane, si prin ur- 
mare sporul respectiv de venit ar complecta amortisarea lucrărilor pentru 
apele de isvore. 

Calitatea apei. 

а Calitatea apei subterane din stratul diluvial în diferite timpuri si 
din localităţi mai putin sati mai mult depărtate unele de altele, deşi ar 
fi trebuit pentru același strat aquifer să nu difere mult în compositia 
chimică, presintă totuşi diferente destul de însemnate si cu deosebire în 
ceea ce privesce corpurile constitutive ale durității ca oxidul de calciü si 
magnesie și sărurile lor respective. 


(+) Nu soit dacă studiul respectiv, care ar fi trebuit încă de acum un an să se depună 
la Primărie cu adresă în regulă, astădi este вай nu depus. 
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Duritatea in grade | 


Germane pr. 
Asa in 1892 (în ședințele comisiunii ad-hoc) d-nul |нуаға( Anal. | 296 
insp. general Radu expune analisa apei de la fortul 


Bragadir şi arată că duritatea apei este . 11,34 
După d-nul Dr. Babeș іп 1896 apa ӨШ ргїп 
pompare de la un sondagiü . . . . (Bateria Т). 18,80 17,10 


Idem ... | ‚ (Bateria ІХ). | 1900) 17,60 


Іп raportul No. 49. 778 Notibi 20 (1896), d-nul Dr. 
A. Babeş arată că duritatea la Bateria I în luna Martie era de 
24,80 (probabil francese) si la Bateria IX de 34,80 si apa Cio- 
rogârlei de 4,5, iar în Ianuarie la Bateria IX de 33,00 şi la 
Bateria I apa de la nisce puțuri térinesci, duritatea era de 
31,80 grade (probabil francese). 

După d-1 Dr. în chimie Saligny (in 1896 ара la sonda No. 1. | 15,58 


” ” ” ” ” Хо: 9v 13,96 
D-nul Dr. TS dá in 1896 alcalinitatea apei de la sonda 
1. egalá cu 0,321 grm. 45 2731 Ал ә А9 АШКЕ ОУ 18240 
Idem de la sonda 9. egalá cu 0271 erm e 15,17 27,10 


D-nu Radu în memoriul justificativ general, contorn ana- 
liselor făcute іп 1898 prin îngrijirea sa, pe linia Mihiesci- 
Bragadir-Filaret la sondele No. 01, П, V, ҮШ, X si 2 puțuri 
din apropiere (fárá a pompa apa mai mult ишо a dat media 


urmátóre.; . .. 19,00 
Idem apa luată din 10. ide) diferite а ре аа Ordo- 
reanu-Olteni-Roşu . . . . 16,00 


(Materiile organice dal culate he oink nat de potasa 
mm. la litru). 

In fine, apa subterană fiind în exploatare, s'aü luat de 
serviciul chimic comunal іп 1901 probe de apă si ға găsit 
duritatea apei la Colectorul I în 20 Octombre de. . . . . | 18,60 

Idem Colectorul П in 29 Septembre de. . . . . | 11,90 


Acésti din urmă duritate mai mică se explică de d-nul chimist prin 
faptul că, acest colector (П) primesce apele din puturile de ре malul Cio- 
rogârla ; mi s'a afirmat că, fiind in descrescere apa acestui тїй, cresce du- 
ritatea apei din colectorul IL. Acéstá împrejurare denotă că, colectorul II 
conţine un amestec de apă subterană si de infiltratiune din rîul Cioro- 
gârla, în consecinţă duritatea indicată nu represinti pe aceia a apei subterane. 

Chiar dacă se tine sémi de acest artificic cas, luând media durității 
acestei ape cu aceea a colectorului I, se obține duritatea 15,25 grade ger- 
mane, iar nu 14 grade, aşa că arătarea făcută prin raportul No. 39.954/1902 
de d-nu director A, Davidescu, cum că apa subterană are duritatea de 14 
grade germane, urmézi a fi considerată ca greşită. 
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Trebue să mai observ cá, în unele analise Ға indicat о duritate in- 
feriórá corpurilor constitutive ale durității, ceea ce este о anomalie. 

Este de mirat că, după marile laude aduse mai '"nainte apei subte- 
rane din stratul deluvial, nu s'a dat nici o importanţă rindurilor urmátóret 
reproduse (in ,Monitorul Comunal* din 1897 pag. 301). 

Dupá raportul d-lor d-ri C. Istrati si A. O. Saligny citez cuvintele: 

„рісет acésta cu atât mai mult cu cât, după analisa făcută de unul 
„din пої, ape subterane mai apropiate de Bucuresci са putul de la Bra- 
„gadiru, contine 0,801 materii fixe si 0,468 carbonate de calciti la litru. 

Ac6sta indică o duritate de cel puţin 46,8 grade francese, ceea ce întrece 
cu mult limita extremă a admisibilităţei. 

b) Calitatea apei subterane din stratul aquifer pontice. Analisa chi- 
mică a acestei ape nu o cunóscem, dar în memoriul justificativ general 
(М. C. din 1898, pag. 171) 4-1 Radu arată că duritatea apei din putul adánc 
al fabricei Bragadiru este de 11 grade germane, iar d-l A Davidescu în 
raportul No. 39.954/1902, făcut după visitarea lalomitel si isvórelor de 
la Seropósa si presentat apoi d-lui primar, arată că duritatea apei pontice 
(de la Ciurel) ar fi numai de 3,88 grade germane. Acésta diferă forte mult 
de arătarea de mai sus; nu s'a arătat însă când s'a făcut acea analisă, care 
dă duritarea de 3,38 grade, nici prin a cui îngrijire s'a luat apa de probă. 
O analisă oficială nu scim să se fi comunicat Primăriei. Dacă ne referim 
la cele spuse de d-nul Radu în memoriul săi, vedem că d-sa nu vorbesce cu 
entusiasm de calitatea apelor subterane, asa d-sa (vedi M. C. 1898 pag. 177) 
dice: „Cum se vede. apa se găsesce sub limitele maxime admise de 
higieniști, însă este caracterisatà prin o duritate destul de mare“ si 
în resumat repetă: „calitatea lor este admisibilă de şi cam dură“. 

Nu putem pricepe cum astădi se arată aceste ape ca perfecte. 

с). Calitatea apei de isvóre din thalwegul muntos al Ialomiţei іп 
diferite timpuri si de la diferite isvóre, mai mult вай mai putin distan- 
tate de staţiunea Seropósa, se vede din tabloul sipnotic, despre care sa 
vorbit la pag. 68. Acest tabloii, comparat cu analisele cunoscute ale apei 
subterane, arată marea inferioritate calitativă a acestei ape în raport cu 
apa de isvore din thalwegul muntos al Ialomiţei. Apa acestor isvore este 
mult superidră chiar renumitei аре de isvore, cari alimentézi Viena. 

Duritatea, după cum se vede din tabloul sinoptic, este numai de la 
3,30 până la 5,88 grade germane, în medie de 4,59 grade si chiar mai 
putin, ciici 5,88 este duritatea isvorului Pescerea, ce nu se are in vedere 
pentru alimentarea Capitalei. Se pote afirma că duritatea apel, ce se аге 
in vedere pentru viitórea alimentare, este in medie cel mult de 4,5 grade 
germane si cá chiar dacá ar avea duritatea de 5, 6 grade, incá apa trebue 
considerată ca perfectă. 

In nici un cas însă nu se pote numi perfectă apa subterană având du- 
ritatea mai mare de 5,6 gr. şi cu atât mai puţin cu cât duritatea ei e 
dovedită între 14—19 grade germane. O ast-fel de apă strică casanele, şi 
adesea s'aü audit plângeri in acéstá privinţă, 
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d). Calitatea apei, ce se distribue în oras, nu este aceia a аре! sub- 
terane. Este cunoscut că la început, după ce sa pus în exploatare ара 
subterană, se da în partea |684 a orașului apă filtrată, iar în partea înaltă 
numai apă subterană. Acest mod de distribuţie a nemulţumit publicul 
din causá că unora se distribue apă caldă, iar altora apă prea dură (várósá). 
Apoi s'a aplicat un sistem de rotatiune, adică sa împărţit orașul în mai 
multe zone și se distribuia pe rând la anumite ore, când unei când altei 
părţi a orașului apă subterană de la Bragadiru. Nici acest mod de distri- 
butie n'a produs mulţumire ; aşa că acuma se distribue în tot oraşul apă 
subterană de la Bragadiru amestecată cu apă filtrată de la Васи, aprope 
în părţi egale. Ast-fel se esplică duritatea mai mică, adică 12—14 grade, a 
apei dată in consumatie. Or, când sa decis aducerea apei subterane, sa 
avut în vedere ca în curând să se suprime alimentarea cu apă filtrată şi 
decantată, plină de microbi si expusă contaminării, pentru а scăpa popu- 
latia de bólele contagióse transmisibile cu deosebire prin apa de la su- 
prafata, ca primitóre de microbi vătămători. 


Calitatea unei bune ape potabile. 


Acum este momentul a spune câte-va cuvinte asupra conditiunilor ce 
trebue să îndeplinâscă o bună apă potabilă. 

D-nii d-ri chimisti Istrati și Saligny, ca punct de comparaţie al apei nóstre 
subterane, ай indicat, în raportul d-lor, o tabelă a limitelor permise pentru 
diferiţi corpi în constituţia apei. Acea tabelă luată după importanta lucrare a 
d-lui dr. Ferdinand Fischer (+), contine dar limitele maxime permise. O ast-fel 
de apă e admisibilă în consumatie, dacă nu e posibil a avea alta mai bună, 
dar acésta nu ne indrituesce ca o apă, care în compositia sa chimică nu 
întrece acele limite, so numim perfectă si chiar bună potabilă; pentru 
aceste motive nu mai reproduc aci acea tabelă, ea de alt-fel este impri- 
mată în M. C. din 1897, pag. 301. 

Comisiunea care s'a ocupat după 1860 cu chestiunea alimentării oraşului 
Viena si a găsit că cercetările făcute asupra apei de тїй si subterane nu 
ati dat resultate satisfăcătore, a stabilit; relativ la calitatea apei de béut 
urmátórele puncte: 

а) Culóre deschisă, fără miros, rece si plăcută la béut. 

0) Să nu contie de cât forte puţine materii solide, de fel organice вай 
materii supuse putrediciunii. 

e) Părţile minerale alcaline să nu intrécá tote la un loc, raportul 18 la 
100.000, iar tăria maximă 18. 

d) Sărurile solubile în apă să formeze numai o mică fracțiune a materiilor 
străine, mai mică încă cu aciduri sulfuróse, alcaline si cele cu Magnesiă. 

e) Compositia chimică în timpul anului să nu varieze de cât forte puţin. 

f) Іп apa destinată pentru băut să nu se tolereze a se scurge apă de 
plóie, de гїй, вай vre-o substanţă necurată. Comisiunea opinézd cd, con- 


(1) (Das Wasser, seine Verwendug, Reinigung und Beurtheilung. . . .) 
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91 
difiunilor de mai sus nu pote satisface de cát apa de isvóre, cu tărie 
torte slabă; că industriei îi este necesară о apă aprópe de aceeaşi 
calitate ca cea destinată pentru beut; 

Ac6stă comisiune a stabilit acestea pe la 1862, asa că de atunci sunt 
40 ani; asemenea conditiunile stabilite de Richard în 1872, Fischer 1873, 
Filmann 1874, Congresul englez іп 1874 etc., citati de d-nii chimisti dr 
Istrati şi Saligny, nu le reproduc, fiind-că ele indică limitele unei ape ad- 
misibile, iar nu ale unei ape bune saii perfecte; să trecem dar la o lucrare 
mai nouă, si adică la , Encyclopédie d hygiene et de la médecine pu- 
blique“ din 1890, elaborată sub directiunea d-rului Jules Rochard, care a 
avut încă vr'o 20 colaboratori renumiţi. 

Dintre acestia Armand Gautier a scris despre apele potabile 

Din acest insemnat op extrag pe scurt cele mai importante pártí pri- 
vitore la o bună apă de béut. 

Apa potabilă trebue să fie rece, limpede, fără miros, plăcută la gust, 
uşoră la stomac, să nu intre în putrefacție, ţinută 30 dile să nu se împută, 
să fie proprie usagiului domestic, adică să fiarbă perfect legumele si 
carnea si sd Форбвса săpunul, adică să servéscá bine la spălat. O apă 
care nu îndeplinesce aceste condițiuni şi cu deosebire pe cele două din 
urmă nu pote fi considerată са bună de беш. 

Higienistii englezi susţin cá apa cea mai bună de băut este aceea care 
se apropie de apa chimic pură. Higieniștii francezi dic că apa potabilă 
trebue să contie o cantitate óre-care de săruri în limitele tabelei de mai jos. 

Apele cele mai bune conțin aceste săruri la limita inferiórd, iar cele 
încă admisibile la limita superórd, depășind acestă limită maximd 
sunt inadmisibile ca ape potabile. 

Apele recunoscute in general са bune contin la litru 0,1 până la 0,5 
 grame materii minerale (вай mineralisitóre), din care aproximativ jume- 
tate este format de carbonatul de calcii şi adică 0,05 până la 0,28 
grame, restul este representat prin sărurile ce se găsesc in tesáturile ani- 
male repartisate proportional. Pentru apele maí bune residiul fix occilézá 
intre 0,1 si 0,3 grame. 

Mai departe autorul dice cá, apele potabile contine 0,050 (1) până la 


0,500 grame materii minerale la litru. - - 
Grame la litru pen- 


|. tru ара 
perfectă | admisibilà 
limita limita 


x 5 о А inferiórá | superiórá 
Aceste săruri se compun mai mult din: G. | чын 


Carbonate gi bicarbonate de сей . . . . . 0,050 0,300 
(lorureJalealino Poe NE ы e e ue s 0,005 0,015 
Sulfate alcaline si ter6se ........... 0,008 0,028 
SIC е1 SIli ato МЕ Ири e e ee оне, 0,015 0,050 
Total al acestor săruri principale ....... | 0,073 0,393 


(+) Este greșit 0,050, căci mai sus este 0,100, iar din compositia dată resultá mijlocia 
pentru Jimita inferiórá. t 
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Grame la litru pen- 
tru apă 
perfectă | admisibilá 


limita limita 
O apă potabilă nu trebue să contie de cát urme | inferiórá | superiórá 
de fer, Aluminiu si Flur (flor) si urmátórele materii Tu 
tolerabile, dar cari pot lipsi: 
Urme de Nitrate si Phosphate fárá materii orga- 
nice in decompositie. 
Марпезїа н амга КИЛУ 0,000 0,010 
Sürurí de fer, BRL T fer AR ее 0,000 0,002 
DOS AAU Hot Pu ME part K Aaa 0,001 0,010 
RO UAR AN mira: 0,001 0,050 
Acid sulfuric in Hist НЫ Se alcalin вай чого 0,001 0,100 
Acid silicic. . . - MU 0,004 0,015 
Totalul materiilor tolerabile: SE cari dus psig : 0,007 0,187 
Pe lângă acestea se mai pote tolera, dar cari pot 
lipsi: in miligrame 
Г) Amoniac urmo аре. Pods теу 0,001 0,010 
В) Lod! BROM JURE, cif vex 45. und ы Ede | 0,001 0,005 


In fine е admisibil Acid carbonic până la 20 cent. cubi la litru. 

In acelaşi op găsim si urmétorele observatiuni: 

Apele care conțin prea mult carbonat de calcit presintă inconve- 
nient, cu deosebire pentru rinichi. Este bine şi chiar necesar ca apele, 
а căror carbonate de calciii se apropie de limita 0,300 grame, să confie 
până la saturație acid carbonic, pentru а fi suportate de stomac, totus? 
influenta lor vátdmátóre asupra rinichilor (şi a altor organe) persistă 
şi ele nu devin proprii pentru usagiul domestic. 

Ca ultimă observaţie mentionez că în acea enciclopedie se dice (pag. 
355): „Am stabilit asemenea сӣ cantitatea de var, ce împrumutăm dilnic 
de la apa potabilă, se ridică aproximativ, si după modul cum se nutresce 
„cine-va, de la 0,050 gr. până la 0,150 gr., care corespunde la „greutatea 
de 0,100 gr. până la 0,230 de carbonate de calciti în 24 ore“. 

Pentru cei cari se nutresc dilnic cu pâine, carne si legume, convine li- 
mita 0,050; săracilor căror des le lipsesc carnea şi legumele. le convine 
limita 0,150 gr. var (Ca. О). Media pentru toţi e de 0,1 grame. 

Se presupunem că omul nu consumă mai mult de 1 litru de apă 
(şi lichiduri etc. cu apă) ре di. In asemenea condițiuni duritatea nu tre- 
bue să fie de cât 5—15 grade francese вай 9—26,7 grade germane, dacă 
însă se consumă mai mult de un litru, aceste limite urmeză a fi diminuate. 

In urma celor expuse aci putem stabili trei grade de bunătate a apei 
de béut, şi adică: admisibile, care in compositia chimică se apropie de li- 

mitele superióre arătate; bună, care se apropie de limitele medii a celor 
două limite arătate şi în fine apă perfectă, care se apropie de limitele 
inferióre a tabelei de mai sus, 
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Dacă comparám analisa apei subterane diluviale cu cele arătate mai sus 
vedem că, după cantitatea unor minerale şi săruri, acésti apă este abia 
admisibilă, și după unele analise chiar inadmisibile ca apă potabilă, prin 
urmare este departe de a putea fi numită apă perfectă. Dacă comparăm 
însă analisele apei din isvórele thalvegului muntos al Ialomitei cu cele 
arătate mai sus, vedem că ele se apropie forte mult de limitele inferióre, 
prin urmare acésti apă este perfectă, adică cea mai bună apă de băut. 

Aci e locul de a ne întreba: cine trebue să aibă cuvîntul preponderent 
în ceea ce privesce calitatea apei? Inginerii și chimistii cred că nu şi mai 
putin cei dintâi, căci un chimist mai lesne pote, în unele casuri, fi si hi- 
gienist. De sigur higienistif, trebue să aibă cuvîntul preponderent. Asa 
dar pe cine trebuia administraţia comunală să consulte înainte de tote ? 
De sigur о comisiune de medici cunoscuţi ca higienistí si pote cátí-va me- 
дісі mai cu renume. Făcutu-s'a o ast-fel de consultaţie? Nu, si glasul igie- 
niştilor a fost înăbuşit de al celor necompetinti. Apoi urma a se consulta 
sine qua non consiliul de igienă al capitalei, care — numai după serióse 
discutiuni — trebuia să-și dea avisul si în fine, tot în asemenea condi- 
tiuni, se putea lua si avisul consiliului sanitar superior. 

Nu "mí sunt cunoscute asemenea avise вай decisiuni, basate ре discu- 
tiuni intinse si detaliate, dupá cum o asemenea importantá chestiune com- 
portá, de si fac parte de 14 ani din consiliul de igienă. 

S'a supus din пой cestiunea generală a alimentării cu apă unei comisiuni 
compusă numai de ingineri si un singur doctor. Cestiunea însă comportă 
două părţi una technici si alta igienică si acésta trebue să premérgá celei 
d’intaiti; e necesar dar ca cel putin să se numéscá în acea comisiune 3—5 
medici igienisti bacteriologi si medici renumiţi, igienisti ca d-nii d-ri Fe- 
lix, Petrini, Babeş, Georgescu, Proca, si alţii, medici ca d-nii d-ri Buicliu, 
Cantacuzen, Stoicescu, Leonte etc, căcă mulţumită lui Dumnedeü, іп Bu- 
curesci nu e lipsă de igienisti, bacteriologi si încă mai putin de medici 
buni si consciinciosi; ог trebue a se numi o asemenea comisiune, care 
să réspundi la întrebarea: care din ape este cea mai bună са apă pota- 
bili? si in or-ce cas іп ultimul resort a se consulta consiliul de igiená si 
consiliul sanitar superior. Am convingerea cá d-l Primar ’si-a reservat 
aceste consultatiuni gi ей va numi şi o comisiune onorifică din igienisti 
si medici, care să răspundă la întrebarea pusă mai sus. 


Conclusiunj. 


Pentru a conchide, mai trebue si expunem în scurt urmiitorele : 

Din arătările coprinse in presentul memoriü resulti că, încă din anul 
1892 preocupatia principală a Administratiunii Comunale, după cum reese 
si din discutiunile comisiunei ad-hoc asupra cestiunii alimentării oraşului 
Bucuresci cu apă potabilă, a fost înlotuirea alimentării cu apă decantată 


și filtrată, ca apa de suprafaţă şi prin urmare lesne contaminabilă. Incă 
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de atunci ға arátat, de majoritatea membrilor din comisiunea ad-hoc, doué 
solutiuni principale si adică: 

1). Alimentarea cu api subteraná, pentru present. 

2). Alimentarea cu apá de isvore de la munte, pentru viitor. 

Cá іп 1895, іп urma expunerilor de pe atunci, s'a admis, ca mai eftină 
si mai repede executabilă, alimentarea cu apă subterană, era forte natural. 

In basa studiilor făcute asupra apelor subterane, acéstá solutiune a ali- 
mentării s'a admis din noii si Ға pus în practică prin decisiunile Consi- 
liuluf Comunal din 1897 si 1898 ca o alimentare de present, tot pe basa 
motivelor arătate ; pe de altă parte însă si іп acelaşi timp ға decis a se 
face studii asupra apelor de munte pentru viitórea definitivă alimentare 
a Capitalei. 

Atunci, adică 1895—1898, ca şi în 1880, s'a avut în vedere numai 40.000 
m. c. apă pe di, cantitate ce în 1895—1898, se putea prevede că nu va 
fi suficientă. Pe basa acestei cantităţi s'a dresat de d-l inspector general 
Elie Radu proectele pentru alimentarea cu apă subterană. Cu tote acestea, 
numai parte din lucrări ғай executat; dar chiar dacă sar fi executat вай 
Sar executa în întregime, cantitatea apei de 40.000 m. c. nu va fi sufi- 
cientă şi scopul urmărit, de a elimina din consumatie apa decantată si 
filtrată, nu va fi atins încă pentru un timp nedeterminat, şi cu atât mai 
puţin numai cu partea de lucrări executate până acum, de şi ele, inclusiv 
tote studiile, ай costat aprópe 4 milione lei. 

Pentru a ajunge la îndeplinirea scopului d’a elimina din consumatie apa 
contaminabilă, urmeză a se mai executa noui lucrări pentru 30—35 mii 
m. с. apă pe di, pentru a avea cu cei 25.000 (1) m. c. apă subterană, de- 
bitată în urma lucrărilor deja executate, cantitatea trebuinciósá de 60.000 
m. с. Acésti lucrare suplimentară ar costa de sigur 3 până la 4 milione lei. 

S'a dovedit cá apa actuală subterană este prea calcarósá (prea dură) si 
că n'a mulţumit publicul si Administraţia Comunală, de alt-fel chiar d-l 
Radu a declarat-o de a fi cam dură. In asemenea împrejurări a fost o 
fericire că nu ғай lăsat filtrele în părăsire, ba încă s'aü ameliorat putin 
şi menţinut în stare de funcţionare de către actuala Administraţie Co- 
munală. Prin amestecul cu apa filtrată s'a obţinut o cantitate mai mare 
de apă şi mai puţin calcacarosă. 

Se dice cá apa subterană din stratul aquifer pontice va îndulci pe cea 
din stratul diluvial, adică îi va scădea considerabil duritatea. Acésta e 
posibil, dar nu există însă certitudine şi mai puţin convingerea generală 
că cu 10.000 m. с. apă pontici sar putea să i se reducă duritatea la 10—12 
grade germane, pentru a avea о apă, dacă nu perfectă, dar bună. 

Sa arătat, în afară de calitatea inferiórá, că alimentarea cu apă sub- 
terană presintă si alte inconveniente, din care cele mai principale sunt: 
lipsa de presiune si scumpetea exploatării. Sa vădut că alimentarea cu 


(+) Aflu în ultimul moment că s'a mai instalat doué pompe, așa că sigur in mod normal 
se dă în oraș 30.000 m. с. apă subterană. 
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api de isvore de la munte, din causa lipsei de studii, a rémas ca se con- 
stitue viitórea alimentare. 

Din studiile fácute in urmá de mine asupra isvórelor din thalvegul 
muntos al lalomiţei, desi nu sunt încă terminate, totuşi resultá in modul 
cel mai evident, si am fermi convingere, cá capitala se pote alimenta din 
isvorele mentionate cu cel mai putin 60.000 m. c. api perfectá, si in viitor 
chiar cu un minim de 70.000 m. c. in timp de iarná si cu un minim de 
100.000 m. с. in timp de vară, 

Asa dar acésti apă, atât ca calitate cât si ca cantitate, a întrecut forte 
mult tote prevederile din trecut; pot afirma că, puţine orașe din lume 
pot avea fericirea Фа avea posibilitatea unei alimentiri cu apă excelentă 
şi abondentă ; din care puncturi de vedere Capitala Regatului Román pote 
în curînd fi citată ca exemplu. 

In fine am arătat care ar fi costul exploatării acestei ape de isvore, cu 
deosebire costul captărilor şi aducerei, cost pe саге Гат determinat la 
18.500.000 lei, cifrá care, dacă se аге in vedere avantagele ce presintă aceste 
ape, nu trebue să sperie pe nimeni si mai putin pe edilii oraşului, când e 
vorba a se executa o lucrare atât de importantă și folositore sănătăţii 10- 
cuitorilor şi igienii orașului. 

Să vedem acuma dacă acésti cheltuială ar fi pentru comună un mai 
mare sacrificiu de cât cel ce a fost impus si se va mai impune de alimen- 
tarea cu apă subterană. 

Pentru o echitabilă comparaţie trebue să luăm de basă aceeaşi cantitate 
de 60.000 m. c. apă pentru ambele alimentări. 

a). Alimentarea cu apă subterană: 

I).—Ca studii si lucrări, până acuma, a necesitat suma 


aproximativa de x No of ол Ин 3 „a lei 4.000.000 
II. — Pentru GOnipibctárod ЕТЕ până la un debit 

de 60.000 m. с. apă pe di, va necesita aproximativ. . . ກ 9.500.000 
III. — In acest cas uzina hidraulicá pentru presiune va 


deservi numaí apele subterane, aga cá costul еі, inclusiv 
lucrările aferente deja executate, va cădea in sarcina PEUT 


subterane, şi este cel putin de ............ „1.500.000 
1V). — Pentru exploatarea anuală va fi nesesară suma de 

lei 450 000, care represintă un capital de ... . . . .- „ 9.000.000 
Sacrificiul total pentru apele subterane ar fi de . . . Іеї 18.000.000 


Asa dar alimentarea cu ape subterane, complectándu-se pentru 60.000 
m. с. apă pe di, ar representa un ѕасгійсій de 18.000.000 lei si ar presenta 
si doué inconveniente esentiale: lipsa si mai mare de presiune si о calitate 
dubiósá вай mult inferiórá celei de isvóre. 

Observ cá n'am pus іп socotéli usagiul masinelor, cari după 20— 30 ani 
vor trebui să fie înlocuite, nici costul întreţinerii clădirilor. 

Bine înţeles, nu am pus în calcul capitalul cheltuit pentru reféua din 
oras, nică cel necesar pentru complectarea еї, căci acea reţea de conducte 
este comună ori-cărei alimentări. 
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b). Alimentarea cu ара de isvóre, tot cu 60.000 m. с., ar costa, dupá 
cum deja am arátat, 18.500.000 leí, si ar presenta doué avantage, opuse 
inconvenientelor alimentării cu apă subterană, si adică avantagiul unei 
presiuni naturale, permanente si suficiente si al doilea o calitate perfectă 
а apei; avantage esenţiale, cari covirsesc cu mult sacrificiul mai mare cu 
500.000 lei de cát cel pentru apele subterane; acest sacrificii însă este 
aparent. 

Nu numai sacrificiul în sumă de lei 500.000 în plus pentru alimen- 
tarea cu apă de isvóre este aparent, ci chiar aprópe cheltuiala intrégá de 
18.500.000, căci, dacă ne referim la unele avantage enumerate, iată la ce 
se reduce sacrificiul presupus: 

1). — Cu suma de 330.000 lei economie, resultând din 
exploatarea apelor de isvóre asupra celor subterane, se 
pote amortisa un capital aproximativ de. . . . . . ler 5.800.000 

2). — Cu suma de 29.700 leí economie, ce ar Peta 
(de la cai, nutrimentul lor, sacale, visitii, etc.) din schim- 
barea sistemului de stropit al stradelor, sar putea amor- 
tisa un capital aproximativ де . . . .. : ; ^ 581,000 

3). — Cu venitul de 90.000 lei, гез ала dir închiziorăa 
disponibilitátif condiţionate a uzinelor hidraulice вай din 
altă utilisare a forţelor respective, s'ar ршен amortisa un 
capital aproximativ de . . . . . 4 5 „ 1.620.000 

4) — Cu suma venitului avântul din ape ce se EDot 
distribui (calculat numai de la 1500 m. c. dilnic a 10 bani 
m. с.) localităților Puciósa, Tîrgovişte şi Titu, sar putea 


amortisa un capital de. . . . . бажы 3 967.000 
5) — Cu sporul de venit de la nanas la apà do 
isvóre (numai de la 20.000 m. c. pe di à 10 bani in plus 
la m. c.) se póte amortisa un capital apoximativ de . . » 12.719.000 
Total nominal . . . » 21.400.000 


Din causa diferentii de emisiune, suma reală pote fi numai de 19.530.000 lei. 

Asa dar cu sumele si veniturile, resultànd din avantagele alimentării 
cu ape de isvóre, sar putea amortisa un capital chiar mai mare de cât 
cel reclamat de lucririle pentru acésti alimentare; prin urmare, este evi- 
dent cá comuna mar face pentru apele de isvóre de cât un sacrificii a- 
parent, ba încă ar avea un beneficii de lei 1.030.000. — In realitate însă 
acest prisos, plus 1.500.000 lei, se va consuma de amortisment în timp de 
trei ani neproductivi ai executiunii lucrărilor; aşa dar sacrificiul real, ce 
Primăria ar face pentru alimentarea cu ape de isvóre din thalwegul muntos 
al lalomitei, se reduce Іа 1.500.000 lei contra lei 18.000.000 pentru apele 
subterane. Se pote obiecta cá, executându-se acâstă importantă lucrare 
pentru apele de isvóre, primăria totuşi nu intră în fondurile cheltuite până 
acuma cu apele subterane etc. şi că din acésti causă nu е drept ca acele 
sume, deja cheltuite, să se pună în comptul alimentării cu aceste ape. — Să 
admit cá ar fi aşa, totuşi sacrificiul, ce primăria ar urma să facă d'aci înainte 
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pentru apele subterane, ar consta din sumele de la II si IV de sub li- 
tera a, adici ar fi de 12.500.000, prin urmare peste 8 ori mai mare de cát 
sacrificiul ce comuna ar face pentru captarea si aducerea apelor de isvóre 
din munţi. Jn or-ce cas pentru aceste ape sacrificiul real ar fi cu mult 
inferior, presentând tot odată cele două avantage esenţiale, deja menţionate. 

Din tote acestea resultă că administraţia comunală, chiar dacă sar de- 
cide a mai face pentru apa subterană din stratul aquifer pontic ultimul 
sacrificiti de 1.000.000 până la 1.200.000 lei, totuşi administraţia comunală 
cunoscând acuma mai bine cestiunea, si avénd în vedere şi voturile din 
1897 şi 1898 ale Consiliului Comunal, privitore la apele de munte, este 
datóre a se gândi serios la alimentarea orașului cu ape de isvore din 
thalwegul muntos al Ialomiţei, si a căuta a aduce cát mai curând si a 
distribui orășenilor escelenta şi RSA prielnica api, care le-ar da de- 
plină satisfactiune. 

Instalatiile pentru apa subteraná nu dic cá este réti ci ғай fácut, nu, 
pot dice ci este chiar un bine si iati pentru ce: 1) Ара subterani va fi 
reservă pentru casuri de întrerupere а apei de isvóre, in cas de vr'un 
accident: 2) Va servi la alimentare in cas de résboiü, când oraşul va fi 
impresurat, si conducta de la munte táiatá; in acest cas se scie cá nutri- 
tiunea lasă de dorit, asa că о apă si ceva mai calcarósá nu este vătă- 
miitore, din contră pote chiar folositóre. 

Pentru aceste motive la ,considerante ... ^ sub No. 4 am dis: Dispo- 
nibilitatea condiționată a forţelor de la uzine si in consecinţă închirierea 
Jor 


Incheiere. 


Termin acest memoriü, cu care cred cá imi indeplinesc cea mai impor- 
tantá indatorire cum si o dorintá a d-luí Primar, prin arátarea urmátóre: 

Cu tote opunerile unor persóne si cu tote dificultăţile de tot soiul, în- 
timpinate in cursul acestui studiü, nu m’am descurajat, desi aprópe fárá 
personal si cu mijlóce biinesci restrânese, d'a mé conforma pe cât posibil 
mandatului cu care m'a onorat 4-І primar Robescu la finele anului 1896; 
şi desi studiile nu sunt complect terminate, totuşi cred cá am reuşit prin 
presentul memoriü desvoltat, asa cum se presintă conform dorinţei d-lui 
primar I. Procopie Dumitrescu, a face să iasă la lumină adevărul şi sà pun in 
evidenţă, nu posibilitatea ci, certitudinea că, Capitala Regatului se pote a- 
limenta din isvórele thalwegului muntos al Ialomiţei cu apa cea mai bună 
potabilă, făcendu-se de către comună relativ numai un forte mic sacrificiti 
şi cu mult mai mic de саб, се! pentru alimentarea cu ape subterane. 

In consecinţă, cred cá este o datorie pentru viitórea administraţie co- 
munală să-mi acorde creditele necesare, nu numai pentru studiul mai de- 
parte al isvórelor, dar cu deosebire pentru studiul traseului si al terenu- 
luă, cum şi pentru dresarea proiectelor, aşa că, în cel mult trei ani, să 
pótá fi si proectele gata, ca să se potă avisa la fondurile necesare pentru 

7 
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esecutarea lucrărilor. Ast-fel se va putea in sése-sépte ani inaugura cu 
mare satisfactie mult dorita alimentare a orasuluí cu api de isvore de la 
munte, apă avută în vedere de Consiliul Comunal din 1897 si 1898. 

In fine incheiü, prin a declara cá, multumitá aviselor a doué comisiuni 
importante, mulțumită arătărilor d-lui inginer Mircea, gratie iniţiativei 
d-lui primar C. F. Robescu, am putut începe studiul apelor de munte; iar 
gratie prevederilor şi voturilor bine cugetate ale Consiliului Comunal din 
1897 si 1898, graţie chiar d-lui primar B. Delavrancea şi d-lui prim ajutor 
P. Arion, cari n'aü dat ascultare îndemnului de a suprima studiul, cu 
care am fost şi sunt însărcinat, am putut continua observatiunile; in fine 
gratie interesului deosebit ce d-l primar I Procopie Dumitrescu a arătat 
pentru studiul apelor de isvore şi mulţumită creditelor acordate, am putut 
împinge studiul până aci, a distruge amágirea creată cu intentiune вай 
din nesciintá, si în fine a dovedi existenţa perfectei calităţi si marei cantități 
a apei de isvóre, în thalvegul muntos al Ialomiţei din judeţul Dâmboviţa. 

Viitorei administraţiuni comunale îi va reveni onórea si meritul d'a lua 
hotărîrea salutare, privitore la definitiva alimentară a oraşului Bucuresci 
cu apă de isvore. 

Să dorim cu toţii ca acéstá mare si bine-făcătore operă, pentru alimen- 
tarea capitalei cu excelentă apă de isvóre, să se indeplinéscá cât mai cu- 
rînd sub gloriósa domnie a marelui nostru Rege Carol I, mărit prin stră- 
lucitele Sale fapte si miiretele-[ lucrări. 

Populaţia capitalei va fi recunoscétore. 


Bucuresci, Octombrie 1902. 


Inspector general al 
lucrărilor tehnice comunale 
6. AL. ORESCU. 
Vedut şi aprobat 
Primar, 
I. PROCOPIE DIMITRESCU. 
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29) Brădesci 398) Podişoru-Bârla 144) Istrita 200 Surdila-Gáiénea 259, Filipeni 317| Horodniceni 
880 Panaghia 88 Mozăceni 145) Mizil 201 Filiu 373| Hârja 318 Slatina 
31| Segarcea 90) Roșiori-de-Vede | 202 Визеі/ | 1 319 Broșteni 
ອ ວ H desi 14. Ио 205 Стола 1. | 25. Neamţu i sas 
| Beche orobantu 2 iocile | Dorna 
92| Alexandria 146| Tigánesct 260| Tasláü | 
4. Vélcea 93| T.-Mágurele oras 381| Bolintinu-din-Vale 19. R.- Scrat 261! Buhuşi | 81. Botosani 
| 94 port 147| Támádáü-Dárvari 262, Piatra | 
84 Călimănesci 90 Suhaia 148| Obilescii-Noi 207 Corbu 264| Bicaz 322 Tudora 
35| Совіевеї 96) Bragadiru 150| Bucuresci-Filaret 205 Slobozia-Galbenu 265, Bistricióra 323| Rădeni 
36) Horez 97, Zimnicea 149| Bucuresci-Oraș 206 Vălcelele 266, Budescii-Ghicai 324 Comăndăresci 
87, R.-Vélcea 151| Migurelele 208, R. Sirat 267, Păstrăveni 325| Riinghilesci 
38| Ocnele-Mari 10. Vlasea 152| Vidra 209 Càmpulungeanca 268 Cracáü-Negru 326 Sulita 
39| Govora-bàí | 153) Heresci 210 Chiofdeiü 269 Báltátesci 330| Trusesct 
40| Slăvesci 98 Corbii-Mari 154 Gréca 212) Bontesci 270 Pipirig 327 Cristescí 
"t Bu EU Ungară (о 08 Oltenita-Oras 218 Válcánésca 271 Tg. Neamţu BER Dumpssvent 
| геп | Fărcășanca (Gratia 156 " port | | | Stnfánesci-Tàrg 
rii Ma sel 100 Queden i ӘЛЕГІ; 90. Putna 26. Roman 892 Brăteni 
| ciuca | Cosmesci ráneseI š 
45 Drăgăşani 102 Merení-de-Jos 857 Perbinţii-de-Sus 214 Focsani 272| Galbeni | 32. Dorohoi 
| 371, Ghimpați | 915 Odobesci 273] Poenele-de-Jos | 
5. Romanați 103, Drăgăuescă | 15. Ialomița 360, Vidra 274| Bücesci 333| Avrămeni 
| 104 Gogosarí | 216, Nereju 275| Dagáta 334 Săveni 
46 Stirbeiü 105 Dărăsci 158, Grindu 217 Soveja 276 Páncesci-Dragomiresci |885, Dimăcheni 
47) Balș 106, Giurgiu-oras 358, Urziceni 218 Námolósa 364| Roman 318, Hintesci 
354, Brinetu 107) ж рогі 159 Armiisesci 219 Márásesci | 277 Bránisteni 367 Pomárla 
48| Leu 108 Dánésa 160, Тали 394, Panciti 278, Cârligul 336) Zivoriscea 
49 Parscoveni 386, Comana 161| Ciochina 220 Adjud 279, Bára 837 Mihăileni 
370| Vlăduleni 162) Lehllu 361| Sascut — — 280 Micliuseni 388 Dorohoi 
51| Caracal | 11. Dâmbovița 163) Slobozia 859, 'Titionesci ` 281) Mogoșescă 339| Codreni 
50) Cesieni | 164, Ciulniţa 22] Straónele-de-Jos 350), Strunga, (Crivesci) 340| Piatra 
353| Studina 374, Seropósa (Moroeni) 165) Călăraşi | 868 Porcesci 341 Rădăuţi 
52| Celaru 109| Petrosita 166) Tándáret | 21. Тесиейй | 849 Hudescii-Mari 
53) Dăbuleni 110/ Besdeadu 167 Stelnica | 27. Vaslui 343 Herţa 
352| Obirsia 111} Voinesci 384| Gura Ialomiţei 223 Tudor-Vladimirescu | 344, Машогп а 
54| Vădastra 112; Şerbănesci-Poduri 228| Parcea 282| Lipova | 
55) Corabia oras 113| Mürginénca-Mina | 16. Constanta 294 Tecuciü 283 Poenesci 
56 ji port 114) TTeis-Tàrgoviste | 225, Nicoresci 284 Vaslui 
| 15 Targoviste 168, Ostrov 226 Gohor 398 Laza 
| 116 Восай 165 Oltina 227 Hamocea 285| Osesci 
| 117 Găesci-oraş 170) Parachiot 228 Podu-Turcului 849! Biirzesci 
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JYumérul si Numele districtelor 


. Mehedinft 9. Teleorman | 17. Tulcea | 
Gorj .. Vlagca. | 18. Brăila | 26. Roman 
Dolj . Dimbovifa | 19. R-Sádrat | 27. Vaslui. 

. Vâlcea, . Prahova . Putna . Раісій 

. Romanați | 13. Вигёй - Tecuci 9. Taşi 

Olt | 14. Шот 2. Covurlui | 30. Suceava 
Argeş 5. Ialomița . Tutova | 37. Botosani 
. Muscel . Constanța | 24. Васӣй | 32. Dorohoit 


. Neamţu 
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2. 
2. 
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6. 
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FOIA XXI 


LEGENDA CULORILOR 


Mai putin de 400 mm. == 
de la 400 până la 500 mM 
501 600 | 
601 100 
701 800 
801 900 


Mai mnlt de 900 


SR |i 
Scara 2.000.000 


29° 30° 


INST;CAROL GOBL^ Stoa LST. RASIDESCU, BUCURESCI. 


